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•ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙβ. 1224 

Περί ορών καί προϋποθέσεων ίδρύσεως καί 1 λειτουργίας 
πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων 
σχεδίων πόλεων ή κωμών ή έγκεκριμένων οικισμών ή 
έν' γένει κατωκημένων περιοχών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

’Έχοντες ύπ’ οψει : 

1. Τάς διατάξεις : α) του άρθρου 20 τοϋ Ν.Δ. 3334/55 
«περί μεταφοράς άγαθών επί κομίστρω, διά φορτηγών 
τρίτροχων αυτοκινήτου καί τροποποιήσεως καί συμπλη- 
ρώσεως διατάξεων άναφερομένων εις θέματα τής Γενικής 
Διευθύνσεως Μεταφορών», β) τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 1 
του Ν.Δ. 511/1970 «περί ίδρύσεως καί λειτουργίας πρα¬ 
τηρίων υγρών καυσίμ,ων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντη¬ 
ρίων αυτοκινήτων καί περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγ¬ 
καταστάσεων μετά τών οδών». 

2. Τήν ύπ’ άριθ. 1364/1981 γνωμοδότησιν τοϋ Συμβου¬ 
λίου τής Επικράτειας προτάσει τών 'Τπουργών Οικονο¬ 
μικών, Δημ. "Εργων καί Συγκοινωνιών, άπεφασίσαμεν : 

"ΑρΟρον 1. 

'Τδρυσις καί Λειτουργία. 

ΟΕ οροί καί αί προϋποθέσεις ίδρύσεως καί λειτουργίας 
πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός έγκεκριμένων 
σχεδίων πόλεων ή κωμών ή έγκεκριμένων οικισμών ή έν 
γένει κατωκημένων περιοχών χαρακτηρισθεισών ώς τοιού- 
των διά σχετικών αποφάσεων, ρυθμίζονται ύπό τών κατω¬ 
τέρω διατάξεων. 

"ΛρΟρον 2. 

'Ορισμοί. 

Διά τήν εφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ παρόντος ώς πρα¬ 
τήρια έν γένει, νοοϋνται έγκαταστάσεις, μέσω τών οποίων, 
διά τών έκάστοτε ίσχυόντων μέσων μετρήσεως, καί ύπό 
τους όρους τοϋ παρόντος, παρέχονται ύγρά καύσιμα καί 
ορυκτέλαια, εις οδικά οχήματα. 

"Αρθρον 3. 

Κατηγορίαι πρατηρίων. 

1. Άναλόγως τοϋ είδους τών χρησιμοποιουμένων άν- 
τλιών παροχής καυσίμου, τά πρατήρια διακρίνονται εις : 

α) Πρατήρια διά μονίμων άντλιών, ηλεκτρικών ή χει¬ 
ροκινήτων. 


β) Πρατήρια διά φορητών άντλιών καί 

γ) Πρατήρια διά μονίμων καί φορητών άντλιών. 

2. Άναλόγως της συνυπάρξεως ήμ.μή έτέρας συναφοΰς 
έγκαταστάσεως τά πρατήρια διακρίνονται εις : 

α) Πρατήρια απλά, τά χρησιμοποιούμενα μόνον προς 
ανεφοδιασμόν τών οδικών οχημάτων διά ύγρών καυσίμων 
καί 

β) Πρατήρια σταθμών έξυπηρετήσεως οδικών οχημά¬ 
των, τά διαθέτοντα καί έγκαταστάσεις πλύσεως καί λι- 
πάνσεως οχημάτων καί άλλως άποκαλούμενα 8ΕΗ\ΤΟΕ- 
8ΤΑΤΙΟΝ. Έν προκειμένω έχουν εφαρμογή καί αί δια¬ 
τάξεις αί σχετικαί μέ τήν ίδρυση πλυντηρίων εντός Στα¬ 
θμών αυτοκινήτων. 

3. Άναλόγως τής χρήσεώς των, τά πρατήρια διακρί- 
νονται εις : 

α) Πρατήρια ιδιωτικής χρήσε ως, τά χρησιμοποιούμενα 
δι’ έξυπηρέτησιν οδικών έχημάτων, άνηκόντων εις τον 
ύπέρ ού ή άδεια λειτουργίας τοϋ πρατηρίου καί 

β) Πρατήρια δημοσίας χρήσεως, τά χρησιμοποιούμενα 
δι’ έξυπηρέτησιν οχημάτων άνηκόντων εις οίονδήποτε. 

Άρθρον 4. 

Εφαρμογή. 

1. Αί, περί πόλεων πληθυσμού άνω τών πέντε χιλιά¬ 
δων (5.000) κατοίκων, είδικαί διατάξεις τοϋ παρόντος, 
αί άφορώσαι εις τά γεωμετρικά στοιχεία τών άκινήτων, 
δέν έφαρμόζονται προκειμένου περί : 

α) Νήσων όλικοΰ πραγματικού πληθυσμού εως πεν- 
τήκοντα χιλιάδων (50.000) κατοικούν κατά τήν τελευταίαν 
άπογραφήν. 

β) Κωμοπόλεων ή χωρίων ή οικισμών ή κατινκημένων 
περιοχών ύπαγομένων διοικητικώς εις πόλεις πληθυσμού 
άνω τών πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων. 

Εις τάς άνωτέρω περιπτώσεις έφαρμογήν έχουν αί δια¬ 
τάξεις αι όποϊαι άναφέρονται είς τά γεωμετρικά στοιχεία 
τών λοιπών περιοχών. 

2. Είδικώς προκειμένου περί τών κοινοτήτων ή λοιπών 
κατωκημένων περιοχών, τών περιλαμβανομένων εντός τών 
άσαικών περιοχών Άθηνών-Πειραιώς-ίΙεριχώρων άκτΐνος 
είκοσι (20) χιλιομέτρων άπό πλατείας· 'Ομονοίας, έξαι- 
ρουμένης τής νήσου Σαλαμΐνος καί Θεσσαλονίκης άκτΐνος 
δέκα (10) χιλιομέτρων άπό τοϋ Λευκοΰ Πύργου, εφαρμό¬ 
ζονται αί είδικαί περί πόλεων πληθυσμού άνω τών πέντε 
χιλιάδων (5.000) κατοίκων διατάξεις τοϋ παρόντος. 
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"Αρθρον 5. 

Θέσεις. 

1. 'ΙΙ ϊδρυσις πρατηρίου επιτρέπεται εις θέσεις κειμέ- 
νας έκτος των περιοχών των περιλαμβανόμενων ύπό των 
καθορισθεισών, μέχρι δημοσιεύσεως του παρόντος, περι¬ 
μετρικών ζωνών ή των καθορισθησομένων τοιούτων βάσει 
των συνθηκών κυκλοφορίας καί περιβάλλοντος των πόλεων, 
δι’ άποφάσεως τοΰ οικείου νομάρχου, δημοσιευθησομένης 
διά της Έφημερίδος της Κυβερνήσεως. 

2. 'Η ϊδρυσις πρατηρίου έκτος των κατά την προηγου- 
μένην παράγραφον περιμετρικών ζωνών, επιτρέπεται εις 
μέν τάς πόλεις πληθυσμού άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) 
κατοίκων, έφ’ όσον τό πλάτος τοΰ οδοστρώματος τής προ 
αύτών όδοΰ είναι μεγαλύτερον των έξ (6) μέτρων εις δέ 
τάς λοιπάς περιοχάς μεγαλύτερον των πέντε (5) μέτρων, 
καί έφ’ όσον ή Οέσις δέν εύρίσκεται εις άπόστασιν μικρο- 
τέραν : 

α) Τών τριάκοντα (30) μέτρων άπό στάσεων λεωφο¬ 
ρείων ή έτέρων συγκοινωνιακών μέσων, μή δυναμένων νά 
μετατοπισθοϋν. 'Η άπόστασις έν τη περιπτώσει ταύτη 
μετράται μεταξύ τής στάσεως καί τοΰ μέσου της εισόδου 
ή εξόδου τοΰ πρατηρίου. Εις περίπτωσιν διαμορφουμένης 
εσοχής στάσεως ή άπόστασις μετράται άπό τοΰ πλησιε- 
στέρου προς τό πρατήριον άκρον της έσοχής. 

β) Τών είκοσι (20) μέτρων άπό άπο θηκών εύφλέκτων 
ή έκρηκτικών ύλών. 'Η άπόστασις έν τή περιπτώσει ταύτη 
μετράται μεταξύ τοΰ κέντρου τής νησΐδος τών άντλιών 
ή τοΰ φρεατίου τών δεξαμενών ή τής προβολής τοΰ στο¬ 
μίου τοΰ σωλήνος έξαερώσεως καί τοΰ περιμετρικού τοί¬ 
χου τοΰ κτιρίου τής άποθήκης. 

γ) Τών πεντήκοντα (50) μέτρων άπό τοΰ πλησιεστέ- 
ρου σημείου τοΰ κτιρίου εκκλησιών, νοσοκομείων, κλινι¬ 
κών, άσύλων άνιάτων, γηροκομείων, οίκων ευγηρίας, με- 
τρουμένην προς πάσαν κατεύθυνσιν (άκτινικώς) άπό τοΰ 
κέντρου τής (επί οριζοντίου επιπέδου προβολής) τής νη¬ 
σΐδος τών άντλιών ή τοΰ φρεατίου τής δεξαμενής καυσί¬ 
μου ή τής προβολής τοΰ στομίου τοΰ σοάλήνος έξαερώ¬ 
σεως. 

δ) Τών εκατόν (100) μέτρων εις πόλεις πληθυσμοΰ 
άνω τών τριάκοντα χιλιάδο^ν (30.000) κατοίκων, κατά 
την τελευταίαν άπογραφήν, καί τών πεντήκοντα (50) μέ¬ 
τρων είς λοιπάς περιοχάς, άπό ετέρου νομίμως ίδρυθέντος 
ή ύπό ΐδρυσιν πρατηρίου. 'Η άπόσταση αδτη μετράται 
έπί τής αυτής πλευράς τής όδοΰ καί παραλλήλως προς 
τον άξονα καί μεταξύ τών πλησιεστέρων σημείων εισόδου 
ή εξόδου τοΰ ύπό Ϊδρυσιν πρατηρίου άπό τών τοιούτων 
ετέρου νομίμως ίδρυθέντος ή ύπό ϊδρυσιν πρατηρίου. 

ε) Τών εκατό (100) μέτρων άπό τοΰ περιγράμματος 
ορατών άρχαιολογικών χώρων. 'Η άπόστασις έν προκει- 
μένω μετράται μεταξύ τών πλησιεστέρων σημείων τοΰ 
ως άνω περιγράμματος καί τοΰ περιγράμματος τής κυ¬ 
ρίας έκτάσεεος τοΰ πρατηρίου. 'Η Ϊδρυσις πρατηρίου δύ- 
ναται νά έπιτραπή καί εις μικροτέραν άπόστασιν, έφ’ όσον 
ήθελεν εγκρίνει ταύτην ή Αρχαιολογική 'Τπηρεσία. 

3. 'Ωσαύτως, ή ϊδρυσις πρατηρίων έπιτρέπεται καί : 

α) Εις θέσεις κειμένας έπί καμπυλότητος ή άναστρο- 
φής κλίσεως τών οδών, έφ’ όσον ύφίσταται όρατότης άπό 
άποστάσεως εκατόν (100) μέτρων κατ’ εύθεΐαν γραμμήν 
άπό τοΰ πλησιεστέρου σημείου τής εισόδου καί τής εξό¬ 
δου τοΰ πρατηρίου. 

β) Έπί τών περιγραφουσών πλατείας ή συγκοινωνια¬ 
κούς κόμβους οδών μικροΰ κυκλοφοριακοΰ φόρτου. 'Ως 
κόμβος νοείται ή συμβολή πέντε (5) τουλάχιστον τμημά¬ 
των οδών. "Αν ό κόμβος σηματοδοτήται, τό πλησιέστερον 
σημεΐον εισόδου—έξόδου τοΰ πρατηρίου άπό τοΰ σηματο¬ 
δότου άπέχει τριάκοντα (30) μέτρα τουλάχιστον. 

γ) Είς κτίρια μεθ’ ύπερκειμένων ή ύποκειμένων ορόφων 
ένθα εύρίσκονται βιοτεχνικά ή άλλα εργαστήρια μετά χρή- 
σεως εστίας πυρός, έφ’ όσον λόγω τής κτιριακής συγκροτή- 


σεως τής προσόψεως δέν δύνανται ν’ άποτελέσουν κίνδυνον 
πυρκαϊάς τών εγκαταστάσεων τών πρατήριων. 

δ) Είς κτίριον ένθα στεγάζεται σταθμός αυτοκινήτων, 
έφ’ οσον ή είσοδος ή έ'ξοδος τοΰ σταθμού καί ή είσοδος καί 
έξοδος τοΰ πρατηρίου δέν εύρίσκονται έπί τής αυτής πλευράς 
τής όδοΰ. 

ε) Είς θέσεις έ'νθα ύφίστανται εγκαταστάσεις μετά χρή- 
σεως εστίας φλογός (ώς ηλεκτροσυγκόλλησή, οξυγονοκόλ¬ 
λησή, χρήσις ξυλανθράκων) όταν τό κέντρον τών άντλιών, 
τά φρεάτια τών δεξαμενών καί ή προβολή τών στομίων 
έξαερώσεως απέχουν άπόστασιν μεγαλυτέραν τών φκοσι 
(20) μέτρων άπό τής εστίας. "Αν αί έστίαι πυρός εύρίβκαν- 
ται εντός κτίσματος, ή άπόστασις αΰτη ορίζεται είς' δέκα 
πέντε (15) μέτρα, μετράται δέ άπό τό κέντρον τών άντλιών, 
φρεατίων δεξαμενών καί τής προβολής τών στομίων έξαε- 
ρώσειυς μέχρι τών πλησιεστέρων σημείων τών άνοιγμάτων 
αύτοΰ (ώς Ουρών, παραΟύριον). 'Η προϋπόθεσις αΰτη τής 
άποστάσεως τών δέκα πέντε (15) μέτροιν δέν είναι υπο¬ 
χρεωτική προκειμένου περί εστιών εστιατορίων, κλιβάνων 
αρτοποιείων καί λεβητοστασίων κεντρικών θερμάνσεων έφ’ 
όσον αυται εγκαθίστανται έντός ιδιαιτέρου διαμερίσματος 
μ.ή έχοντας άμεσον επικοινωνίαν μετά τοΰ προ τοΰ πρατη¬ 
ρίου χοίρου έγκαταστάσεως τών άντλιών καί δεξαμενών 
καυσίμων. 

4. Επίσης, ή ϊδρυσις καί λειτουργία πρατηρίου έπιτρέ- 
πεται έφ’ όσον τό κέντρον τής νησΐδος τών άντλιών ή τοΰ 
φρεατίου τής δεξαμενής καυσίμου η τής προβολής τοΰ στο¬ 
μίου τοΰ σωλήνος έξαεριώσεως ταύτης άπέχει προς πάσαν 
κατεύθυνσιν άπό τοΰ κτιρίου εκπαιδευτηρίου ή κινηματο¬ 
γράφου άπόστασιν τουλάχιστον είκοσι (20) μετρούν. 

"Αρθρον 6. 

Τεχνικοί όροι ίδρύσεως. Σύνδεσις μετά τών οδών. 

1. Επιτρέπεται ή χορήγησις άδειας ίδρύσεως καί λει¬ 
τουργίας πρατηρίου μετά μονίμων ή φορητών άντλιών καυ¬ 
σίμων, έφ’ όσον ύφίσταται ιδιωτική, προ τοΰ πρατηρίου 
ή όπισθεν τούτου έκτασις, δυναμένη νά χρησιμοποίησή ώτ 
όδόστρο^μα προσπελάσεως καί προσιυρινής σταθμεύσεως 
τών προς άνεφοδιασμόν αυτοκινήτων. 

2. 'Η, διά τών έφ’ έξής ιδρυόμενων πρατηρίων, παροχή 
καυσίμου είς σταθμεύοντα οχήματα έπί τοΰ καταστρώ¬ 
ματος τής προ αύτών όδοΰ ή έπί τοΰ πεζοδρομίου ταύτης, 
έχει ώς συνέπειαν τήν προσωρινήν ή οριστικήν άφαίρεσιν 
τής άδειας λειτουργίας. 

3. Επιτρέπεται ή ϊδρυσις καί λειτουργία πρατηρίων έφ’ 
όσον τό κέντρον τών άντλιών, τά φρεάτια τών δεξαμενών 
καί τά έπιστόμια έξαερώσεως άπέχουν άπόστασιν μεγα¬ 
λυτέραν τών τεσσαράκοντα (40) μέτρων άπό τοΰ άξονος 
τοΰ διαδρόμου δουλείας διελεύσεως εναερίων γραμμών μετα¬ 
φοράς ήλεκτρικής ένεργείας τάσεως εξήκοντα εξ χιλιάδων 
(66.000) βόλτ καί άνω. 

•4. Είς τάς περιοχάς, είς άς δέν έχουν έφαρμογήν αί περί 
πόλϊίνν πληθυσμοΰ άνω τών πέντε χιλιάδων (5.000) κα¬ 
τοίκων διατάξεις τοΰ παρόντος, έπιτρέπεται ή ϊδρυσις καί 
λειτουργία πρατηρίου μετ’ άντλιών έπί πεζοδρομίου δι’ 
άποτμήσεο^ς λωρίδος αύτοΰ είς βάρος ενός (1) μέτρου καί 
μήκος οκτώ (8) μέτριυν ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι τό πλάτος 
τοΰ πεζοδρομίου είναι δύο καί ήμισυ (2,50) μέτρα τουλά¬ 
χιστον. 

5. Είς περίπτωσιν καθ’ ήν τό πλάτος τοΰ διαμορφωμένου 
ή προβλεπομένου πεζοδρομίου είναι είς μέν τάς πόλεις πλη¬ 
θυσμοΰ άνω τών πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων μεγαλύ¬ 
τερον τών πέντε (5) μέτρων, είς δέ τάς λοιπάς περιοχάς 
μεγαλύτερον τών τεσσάρων (4) μέτρων, έπιτρέπεται ή ϊδρυσις 
καί λειτουργία πρατηρίου δι’ εσωτερικής άποτμήσεως τοΰ 
πεζοδρομίου διά τό πέραν τών πέντε (5) ή τεσσάρων (4) 
μέτροιν άντιστοίχως, τμήμα τοΰ πεζοδρομίου. 'Η άπότμη- 
σις τοΰ πεζοδρομίου καί ή έν γένει χρήσις αύτοΰ λαμβάνει 
χώραν κατόπιν άδειας τών αρμοδίων πρός τούτο άρχών. 
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6* Επιφυλασσομένων των περί, (.δ&οκτησίιχς κατ 5 ορόφους 
διατάξεων, επιτρέπεται ή έγκατάστασις πρατηρίου εις 
ισόγεια διαμερίσματα πολυκατοικιών έφ’ δσον ταϋτα δια¬ 
μορφωθούν ώς οδοστρώματα προσπελάσεως καί ύπό τούς 
.κάτωθι περιορισμούς : 

α) Νά μή ύφίστανται ανοίγματα Ιπιτρέποντα την διά 
τούτων κάθοδον ατμών βενζίνης προς τυχόν υφιστάμενον 
υπόγειον χώρον. 

β) Να μη ύφίστανται ανοίγματα προς άπαντας τούς περι¬ 
βάλλοντας τό πρατήριον χώρους καί 

γ) Νά ύφίστανται εις τύ ύψος της οροφής τού πρατηρίου 
μόνιμον προστέγασμα (μαρκίζα) εις το μέγιστον έπιτρε- 
πόμενον πλάτος. 

7. Ή έγκατάστασις καί λειτουργία πρατηρίου δι’ άντλίας 
πετρελαίου, επιτρέπεται εφεξής, τής έγκαταστάσεως ταύτης 
υποκείμενης εις τάς διατάξεις τοϋ παρόντος καί θεωρουμέ- 
νης ομοίως ώς πρατηρίου. 

8. Κυροΰνται τά συνοδεύοντα το παρόν σχεδιαγράμματα 
διαμορφώσεως πρατηρίων συνταχθέντα ώς υποδείγματα 
άπό αριθμόν 1 έως 10, εφαρμοζόμενα ώς κάτωθι : 

α) Μεσαία οικόπεδα. 'Τποδείγματα ένα (1) έως τρία 
(3) : Διά πρατήρια διαμορφούμενα έπί μεσαίων οικοπέδων 
χαρακτηριζομένων ώς τοιούτων κατά τάς διατάξεις του 
Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ). 

Εις ταΰτα αί διαστάσεις ορίζονται ώς έπεται : Τύ μήκος 
τής έπί τοϋ πεζοδρομίου διαμορφουμένης νησΐδος, μετρού- 
μενον έπί τής ρυμοτομικής γραμμής, εις εξ (6) μέτρα του¬ 
λάχιστον διά πρατήρια έντός πόλεων πληθυσμού άνω τών 
πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων καί πέντε (5) μέτρα διά 
τάς λοιπάς περιοχάς, το δέ ύψος ταύτης άπο τού καταστρώ¬ 
ματος τής οδού, ώς τούτο ορίζεται ύπό τών αρμοδίων υπη¬ 
ρεσιών. Τό έγκαρσίως προς τον άξονα είσόδου-έξόδου πλά¬ 
τος τού οδοστρώματος τέσσαρα (4) έως οκτώ (8) μέτρα. 
Αί γωνίαι στροφής τών είσόδων-έξόδων ώς προς την οδό 
δεν υπερβαίνουν τάς 45°. 'Η άπόστασις τού πλησιεστέρου 
σημείου της νησΐδος τών άντλιών καί μηχανισμών άέρος 
καί ϋδατος άπο τής ρυμοτομικής γραμμής καί άπό τού κρα¬ 
σπέδου τού πεζοδρομίου τού κτιρίου, εις περίπτωσιν διπλής 
προσπελάσεως, εντός τής κυρίας έκτάσεως τού πρατηρίου 
τρία καί ήμισυ (3,50) μέτρα τουλάχιστον. 'Η άπόστασις 
τών άντλιών άπό τού μέσου τής είσόδου-έξόδου έπί τής 
ρυμοτομικής γραμμής πέντε (5) μέτρα τουλάχιστον διά 
πρατήρια εντός πόλεων πληθυσμού άνω τών πέντε χιλιάδων 
(5.000) κατοικούν καί τέσσαρα (4) μέτρα διά τάς λοιπάς 
περιοχάς. 

β) Γωνιακά οικόπεδα : 

αα) Υποδείγματα τέσσαρα (4) καί πέντε (5) : Διά πρα¬ 
τήρια. διαμορφούμενα έπί γωνιακών οικοπέδων. Εις ταϋτα 
αί διαστάσεις ορίζονται ώς έπεται : Τό μήκος τής διαμορ- 
φουμένης νησΐδος έπί έκατέρας τών οδών, έπί μέν τής ρυ¬ 
μοτομικής γραμμής είναι πέντε (5) μέτρα τουλάχιστον διά 
τάς περιπτώσεις πρατηρίων εντός πόλεων πληθυσμού άνω 
τών πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων καί τέσσαρα (4) 
μέτρα διά τάς λοιπάς περιοχάς, έπί δέ τής κρασπεδικής 
γραμμής επτά (7) μέτρα τούλάχιστον ή πέντε (5) μέτρα 
άντιστοίχως. Τό ύψος τής νησΐδος, ώς τούτο ορίζεται ύπό 
τών άριιοδίων ύπηρεσιών. Τό έγκαρσίως προς τόν άξονα 
εισόδου - έξόδου πλάτος τού οδοστρώματος τέσσαρα (4) 
έως οκτώ (8) μέτρα (4-8). Αί γωνίαι στροφής τών εισόδων - 
εξόδων ώς προς τήν οδόν δεν ύπερβαίνουν τάς τεσσαράκοντα 
πέντε μοίρας (45°). 'Η άπόστασις τών άντλιών άπό τοϋ μέ¬ 
σου τής εισόδου - έξόδου έπί τής ρυμοτομικής γραμμής 
πέντε (5) μέτρα τούλάχιστον διά τάς περιπτώσεις πρατη¬ 
ρίων εντός πόλεων πληθυσμού άνω τών 5.000 κατοίκων και 
τέσσαρα (4) μέτρα διά τάς λοιπάς περιοχάς. 'Η άπόστασις 
τοϋ πλησιεστέρου σημείου τής νησΐδος τών άντλιών ή μηχανι¬ 
σμών άέρος καί ϋδατος άπό τής νοητής γραμμής, τής συν- 
δεούσης τά πλησιέστερα προς τήν γωνίαν σημεία επι των 
ρυμοτομικών γραμμών εισόδου - έξόδου καί από τοϋ κρα¬ 
σπέδου τοϋ πεζοδρομίου τοϋ κτιρίου εις περίπτωσιν διπλής 


προσπελάσεως εντός τής κυρίας έκτάσεως πρατηρίου τρία 
(3) μέτρα τούλάχιστον. 

ββ) 'Τπόδειγμα έξ (6) : Εις τό ύπόδειγμ.α τούτο τό μήκος 
τής νησΐδος τοϋ πεζοδρομίου τοϋ παραλλήλου προς την τοιαύ- 
την τών άντλιών, έπί μέν τής ρυμ,οτομικής γραμμής είναι 
δέκα (10) μέτρα τούλάχιστον διά τάς περιπτώσεις πρατη¬ 
ρίων εντός πόλεων πληθυσμού άνοσ τών πέντε χιλιάδων 
(5.000) κατοίκων καί όκτώ (8) μέτρα διά τάς λοιπάς πε- 
ριοχάς, έπί δέ τής κρασπεδικής γραμμής δοόδεκα (12) μέτρα 
τούλάχιστον ή εννέα (9) μέτρα άντιστοίχως. Τό έγκαρσίως 
προς τόν άξονα τής εισόδου - έξόδου πλάτος τού οδοστρώ¬ 
ματος τέσσαρα (4) έως οκτώ (8) μέτρα (4-8 μ.). 

'Η άπόστασις τών άντλιών άπό τού μέσου τής εισόδου - 
έξόδου έπί τής ρυμοτομικής γραμμής έξ (6) μέτρα τουλά¬ 
χιστον διά τάς περιπτώσεις πρατηρίων έντός πόλεων πλη¬ 
θυσμού άνω τών πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων καί πέντε 
(5) μέτρα διά τάς λοιπάς περιοχάς. 

'Η άπόστασις τοϋ πλησιεστέρου σημείου τής νησΐδος 
τών άντλιών ή μηχανισμών άέρος καί ϋδατος άπό τών ρυμο¬ 
τομικών γραμμών καί άπό τού κρασπέδου τού πεζοδρομίου 
τού κτιρίου τού πρατηρίου τρία καί ήμισυ (3,50) μέτρα τού¬ 
λάχιστον. 

γγ) Υπόδειγμα επτά (7) : Εις τό υπόδειγμα τοΰτο τό 
μήκος τής νησΐδος τού πεζοδρομίου τοϋ παραλλήλου προς 
τήν νησίδα τών άντλιών έπί μέν τής ρυμοτομικής γραμμής 
είναι δέκα (10) μέτρα τούλάχιστον διά τάς περιπτώσεις 
πρατηρίων έντός πόλ.εων πληθυσμού άνω τών πέντε χΐλιά- 
διυν (5.000) κατοίκων καί όκτώ (8) μέτρα διά τάς λοιπάς 
περιοχάς, έπί δέ τής κρασπεδικής γραμμής δώδεκα (12) 
μέτρα τούλάχιστον ή έννέα (9) άντιστοίχως. Τό έγκαρσίως 
προς τόν άξονα τής εισόδου πλάτος τού όδοστρούματος 
τέσσαρα (4) έως όκτώ (8) μέτρα (4-8μ.) τής δέ έξόδου 
έξ (6) έως οκτώ (8) μέτρα (6-8)μ. 'Η άπόστασις τών 
άντλιών άπό τοϋ μέσου τής εισόδου - έξόδου έπί τής ρυμο¬ 
τομικής γραμμής πέντε καί ήμισυ (5,50) μέτρα τούλάχιστον 
διά τάς περιπτώσεις πρατηρίων έντός πόλεων πληθυσμού 
άνω τών πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων καί τέσσαρα καί 
ήμισυ (4,50) μέτρα διά τάς λοιπάς περιοχάς. 'Η άπόστασις 
τοϋ πλησιεστέρου σημείου τής νησΐδος τών άντλιών ή τών 
μηχανισμών άέρος καί ϋδατος άπό τής νοητής γραμμής τής 
συνδεούσης τά πλησιέστερα προς τήν γωνίαν σημεία τών 
ρυμοτομικών γραμμών τής εισόδου - έξόδου καί άπό του 
κρασπέδου τοϋ πεζοδρομίου τοϋ κτιρίου τοϋ πρατηρίου εις 
περίπτωσιν διπλής προσπελάσεως τρία (3) μέτρα καί τρία 
καί ήμισυ (3,50) μέτρα τούλάχιστον άντιστοίχως. 

γ) Υπόδειγμα όκτώ (8) : Διά πρατήρια λοιπών περιο¬ 
χών (διά πόλεις πληθυσμοϋ κάτω τών πέντε χιλιάδων 
(5.000) κατοίκων), διαμορφούμενα έπί πεζοδρομίων, έφ’ 
οσον τό πλάτος τοϋ πεζοδρομίου είναι τούλάχιστον δύο καί 
ήμισυ (2,50) μ. τό δέ πλάτος τοϋ οδοστρώματος είναι τού¬ 
λάχιστον πέντε (5) μέτρα. Εις τοΰτο αί διαστάσεις ορίζον¬ 
ται ώς έπεται : Τό μήκος τής νέας δι’ άποτμήσεως έμπρο¬ 
σθεν τοϋ πρατηρίου διαμορφουμένης κρασπεδικής γραμμής 
όκτώ (8) μέτρα τούλάχιστον. Αί γωνίαι στροφής τής άπο¬ 
τμήσεως τεσσαράκοντα πέντε (45°) μοΐραι. Τό βάθος τής 
άποτμήσεως έπί τοϋ πεζοδρομίου έν (1) μέτρον τουλάχιστον. 

δ) Υπόδειγμα έννέα (9) : Διά πρατήρια διαμορφούμενα 
δι’ έσωτερικής άποτμήσεως πεζοδρομίου καί έφ’ οσον τό 
πλάτος τοϋ πεζοδρομίου εις μέν τάς πόλεις πληθυσμού άνω 
τών πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων είναι ΐσον ή μεγαλύ- 
τερον τών πέντε (5) μέτρων, εις δέ τάς λοιπάς περιυχας 
ίσον ή μεγαλΰτερον τών τεσσάρων (4) μέτρων τό δέ πλάτος 
τοϋ οδοστρώματος είναι τούλάχιστον έξ (6) μέτρα καί πέντε 
(5) μέτρα άντιστοίχως. Εις τά πρατήρια ταϋτα αί ϊιαστα- 
σεις ορίζοντα: ώς έπεται: Τό μήκος τής άνω δάσεως τής έπί 
τοϋ πεζοδρομίου, διαμορφουμένης τραπεζοειδούς νησίϊος με- 
τροόμενον έπί τής παραλλήλου προς τό κοάσπεδον τοϋ πεζο¬ 
δρομίου τής άοοϋ γραμμής άπεχοόσης (τής παραλλήλου) άπό 
τοϋ κρασπέδου άπόστασιν διά μέν τάς πόλεις πλη&υτμοϋ άνω 
τών πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων τούλάχιστον πεντε 
(5) μέτρα διά δέ τάς λοιπάς περιοχάς τέσσαρα (4) μέτρα, 
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είναι Ιξ (6) μέτρα τουλάχιστον διά πρατήρια έντός πόλεων 
πληθυσμού άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων καί 
πέντε (5) μέτρα διά τάςλοιπάς περιοχάς, τό δέ ύψος ταύτης 
άπό τοϋ καταστρώματος της όδοΰ, ώς τοΰτο ορίζεται ύπό 
των αρμοδίων υπηρεσιών. Τό έγκαρσίως προς τόν άξονα 
εισόδου -εξόδου πλάτος του οδοστρώματος τέσσαρα (4) 
μέτρα εως οκτώ (8) μέτρα. Αί γωνίαι στροφής των είσόδων- 
έξόδων ώς πρός την οδόν δέν υπερβαίνουν τάς 45°. 'Η άπό- 
στασις του πλησιεστέρου σημείου τής νησΐδος των άντλιών 
ή μηχανισμών άέρος καί ύδατος άπό τής μικράς βάσεως 
τής τραπεζοειδούς νησΐδος καί άπό τοΰ κρασπέδου τοϋ πε¬ 
ζοδρομίου τοϋ κτηρίου τοϋ πρατηρίου εις περίπτωσιν διπλής 
προσπελάσεως έντός τής κυρίας έκτάσεως τοΰ πρατηρίου 
τρία καί ήμισυ (3,50) μέτρα τουλάχιστον. 'Η άπόστασις 
των άντλιών άπό τοΰ μέσου εισόδου -εξόδου επί τής παραλ¬ 
λήλου πρός τό κράσπεδον γραμμής, ήτις ορίζεται κατ’ 
έπέκτασιν τής μικράς πλευράς τής τραπεζοειδοϋς νησΐδος 
πέντε (5) μέτρα τουλάχιστον διά πρατήρια έντός πόλεων 
πληθυσμοΰ άνω τών πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων 
καί τέσσαρα (4) μέτρα διά τάς λοιπάς περιοχάς. 

ε) 'Τπόδειγμα δέκα (10) : Καθορίζονται ώς επεται 
αί ελάχιστοι άποστάσεις μή γωνιακών πρατηρίων άπό δια¬ 
σταυρώσεων οδών : 

αα) Διά τάς περιπτώσεις εφαρμογής τών σχεδιαγραμ¬ 
μάτων ενα (1), δύο (2), τρία (3) καί εννέα (9) : Ή άπό- 
στασις μεταξύ τοΰ πλησιεστέρου πρός τήν διασταύρωσιν 
σημείου τής εισόδου ή εξόδου, κειμένου έπί τής ρυμοτο¬ 
μικής γραμμής, άπό τοΰ σημείου τομής τών ρυμοτομικών 
γραμμών, ορίζεται πέντε (5) μέτρα, διά τά πρατήρια έντός 
πόλεων πληθυσμοΰ άνω τών πέντε χιλιάδων (5.000) κα¬ 
τοίκων καί τέσσαρα (4) μέτρα διά τάς λοιπάς περιοχάς. 
Ή άπόστασις τοΰ πλησιεστέρου σημείου πρός διασταύ- 
ρωσιν τής εισόδου ή έξόδου κειμένου έπί τής κρασπεδικής 
γραμμής άπό τοΰ σημείου τομής τής ρυμοτομικής γραμμής 
καί τής άντιθέτου κρασπεδικής τοιαύτης, ορίζεται εις τέσ¬ 
σαρα (4) μέτρα τουλάχιστον διά τάς περιπτώσεις πρατη¬ 
ρίων έντός πόλεων πληθυσμοΰ άνω τών πέντε χιλιάδων 
(5.000) κατοίκων καί τρία (3) μέτρα διά τάς λοιπάς πε- 
ριοχάς. 

ββ) Διά τήν έφαρμογήν τοΰ σχεδιαγράμματος οκτώ (8) 
όρίζεται έλαχίστη άπόστασις τοΰ σημείου τομής τής ρυ¬ 
μοτομικής γραμμής καί κρασπεδικής τοιαύτης άπό τοΰ 
πλησιεστέρου σημείου άποτμήσεως έπί τής κρασπεδικής 
γραμμής τρία (3) μέτρα. 

γγ) Εις περιπτώσεις καθ’ άς ή παράπλευρος οδός τυγχά¬ 
νει άδιαμόρφωτος δύναται νά έφαρμόζωνται άναλόγως τά 
ύποδείγματα ενα (1), δύο (2), τρία (3), καί οκτώ (8). 
Μετά τήν διάνοιξιν τής όδοΰ υποχρεωτική καθίσταται ή 
διαμόρφωσις τοΰ πρατηρίου μέ τάς έλαχίστας άποστάσεις 
Η' καί Η τοΰ υποδείγματος δέκα (10). 


9. Έκ τών έν τοΐς ώς άνω σχεδίοις έμφαινομένων, ή 
θέσις τοΰ κτιρίου τοΰ πρατηρίου ώς καί ή θέσις καί ό άρι- 
θμόςτών δυναμένων έπί τής διατιθεμένης κυρίας έκτάσεως 
(όριζομένης υπό τών σημείων Α, Β, Γ, καί Δ) νά τοπο¬ 
θετηθούν νησίδων άντλιών καυσίμων είναι ένδεικτικαί. 
Αί νησΐδαι δέν δύνανται νά έγκαθίστανται προ καταστημάτων 
μή συναφών πρός τό πρατήριον. Είς περιπτώσεις καθ’ άς 
ολόκληρος ή έκτασις διατίθεται διά την χρήσιν τοΰ πρατηρίου 
(ύποδείγματα 3 καί 6) άπαραιτήτως ύφίσταται πέριξ 
τοΰ κτιρίου τοΰ πρατηρίου πεζοδρομίου πλάτους έβδομή- 
κοντα πέντε εκατοστών τοΰ μέτρου (0,75μ.) τουλάχιστον. 
Ή κλίσις τοΰ δαπέδου σταθμεύσεως τών άνεφοδιαζομένων 
διά καυσίμων αυτοκινήτων, πρός πάσαν κατεύθυνσιν, δέν 
υπερβαίνει τό επτά τοΐς εκατόν (7%). 

10. Είς περίπτωσιν πολυγωνικών διαμπερών κ.λ.π. οι¬ 
κοπέδων προοριζομένων δι’ ΐδρυσιν πρατηρίων, έφ’ ών κα¬ 
θίσταται άνέφικτος ή άκριβής έφαρμογή τών έγκεκριμένων 
σχεδιαγραμμάτων είναι δυνατή ή διαμόρφωσις τών προ¬ 
σπελάσεων καί τών χώρων σταθμεύσεως τών πρατηρίων 
διά συνδυασμοΰ τών έγκεκριμένων ύπό τοΰ παρόντος σχε¬ 
διαγραμμάτων τηρουμένων τών έλαχίστων' άποστάσεων. 

11. Είς περιπτώσεις καθ’ άς είς προτειναμένας δι’ ΐδρυ- 
σιν πρατηρίων θέσεις ύφίστανται ή προβλέπονται ύποχρεω- 
τικαί έπί τών προσόψεων άκινήτων παρόδιοι στοαί έφαρ- 
μόζονται τά αυτά ύποδείγματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 καί 1θ 
λαμβανομένης ώς οικοδομικής γραμμής τής διαχωριστικής 
γραμμής τοΰ ύπό τήν στοάν δημοσίου χώρου καί τοΰ ίδιω- 
τικοΰ τοιούτου. 

12. Έάν είς προτεινομένας δι’ ΐδρυσιν πρατηρίων θέσεις 
δέν έχουν διαμορφωθεί είσέτι πεζοδρόμια ούτε καί ορίζεται 
τό πλάτος αυτών, τούτου βαεβαιουμένου ύπό τής αρμόδιας 
άρχής διά τήν διαμόρφωσιν τοΰ πρατηρίου, έφαρμόζονται 
τά έγκεκριμένα σχεδιαγράμματα, ώς ταΰτα προκύπτουν 
μέ πλάτος πεζοδρομίου μηδενικόν. 

Είς περιπτώσεις δέ καθ’ άς δέν είναι σαφώς καθορισμένη 
ή ρυμοτομική γραμμή, αυτή δέον όπως καθορίζηται κατά 
τάς κειμένας διατάξεις ύπό τής πολεοδομικής άρχής. 

13. Μετατόπισις άντλιών ή δεξαμενών λειτουργοΰντος 
πρατηρίου έπιτρέπεται μόνον κατόπιν έγκρίσεως τής αρμό¬ 
διας ύπηρεσίας, έκδιδομένης άνευ έτέρας διαδικασίας τή 
ύποβολή τών έν άρθρω 17 παρ. 4 περίπτ. α' β' γ' καί δ' 
δικαιολογητικών. Διά τήν άντικατάστασιν τών άντλιών ή 
δεξαμενών είς τήν αυτήν θέσιν δέν άπαιτεΐται έγκρισις 
τής ύπηρεσίας έάν αί τοποθετούμεναι άντλίαι ή δεξαμεναί 
πληροΰν τούς ορούς τοΰ παρόντος. 

14. Είς γωνιακά πρατήρια (ύποδείγματα 4,5,6 καί 7) 
έπιβάλλεται κατά τήν κρίσιν τής ύπηρεσίας, άναλόγως τών 
συνθηκών τής περιοχής ή κατασκευή τοίχου (στηθαΐον) 
ύψους τουλάχιστον 50 Επί έπί τής ρυμοτομικής ή οικοδο¬ 
μικής γρμμής καί καθ’ ολον τό μήκος τών ύπό στοιχεία Ζ' 
καί Ζ' διαστάσεων. 
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Αρθρον 7. 

Είσοδος "Εξοδος 

1. Τό οδόστρωμα προσπελάσεως ( εϊσοδος-έξοδος καί 
επιφάνεια σταθμευσεως προ της νησϊδος) επιστρώνεται δι’ 
ασφαλτοστρώσεως ή έτέρας αντιολισθητικής έπιστρώσεως. 

2. Ό υποβιβασμός τής κατά τάς εισόδους έξόδους στά¬ 
θμης του πεζοδρομίου συντελεϊται κατόπιν άδειας τής 
άρμοδίας άρχής καθοριζούσης τό βάθος τοϋ υποβιβασμού, 
σαφώς διακρινομένου καί όμαλώς κατά τάς άκραίας θέσεις 
έπιτυγχανομένου. 

3. Τό έγκαρσίως πρός τον άξονα εισόδου έξόδου πλά¬ 
τος τοϋ οδοστρώματος κυμαίνεται μεταξύ τεσσάρων (4) 
καί όκτώ (8) μέτρων. 

4. Τό οδόστρωμα προσπελάσεως παρουσιάζει τάς κα¬ 
ταλλήλους κλίσεις αίτινες μέσω ειδικών όχετών έπιτρέ- 
πουν την απαγωγήν τών όμβρίο>ν ύδάτων. 

"Αρθρον 8. 

Νησίς άντλιών 

1. Υποχρεωτική καθίσταται ή έπί νησίδων τοπο- 
θέτησις τών άντλιών. Οΐ συναφείς πρός παροχήν 
δδατος καί άέρος μηχανισμοί ή εγκαταστάσεις τοποθετώνται 
είτε έπί τών αυτών μετά τών άντλιών νησίδων, είτε έπί 
ετέρων τοιούτων. 

2. Τό έλάχιστον έπιτρεπόμενον πλάτος τής νησίδας 
είναι Ινα (1) μέτρον τό μέγιστον άπό τοϋ όδοστρώ- 
ματος σταθμεύσεως δψος ταύτης δέκα πέντε έκατοστά τοϋ 
μέτρου ( 0,15 μ.) τό δέ μήκος ταύτης δύναται νά ποικί¬ 
λη άναλόγως πρός καλυτέραν έξυπηρέτησιν. 

3. 'Η θέσις καί ή διάταξις τών νησίδων ρυθμίζεται 
άναλόγως καί έπί σκοπώ τής καλυτέρας έξυπηρετήσεως 
τής έγκαταστάσεως άπό λειτουργικής άπόψεως, είναι δέ 
αδτη σύμφωνος μέ τάς διατάξεις τοϋ ΓΟΚ καί τοϋ άπό 
21 Αύγούστου 1975 Π. Δ/τος «περί τής τοποθετήσεως 
δεξαμενών υγρών καυσίμων κλπ. ύπό τάς παροδίους στοάς 
καί προκήπια ΦΕΚ 206/Δ/12.9.1975 

4. Έπί τής νησϊδος είναι δυνατή ή δπαρξις τών καλυμ¬ 
μάτων τών φρεατίων έπιθεωρήσεως τών υπογείων δεξαμενών 
καυσίμων. 

5. 'Η νησίς τών άντλιών δύναται νά καλύπτεται διά 
στεγάστρου άναλόγου έμφανίσεως καί κατόπιν άδειας τής 
άρμοδίας υπηρεσίας τής Πολεοδομίας. 

6. 'Η έπίστρωσις τών νησίδων είναι άντιολισθητική 

"Αρθρον 9. 

Κτίριον. 

1. Τό κτίσμα ή διαμέρισμα τοϋ πρατηρίου έχει έσωτερικήν 
ωφέλιμον έπιφάνειαν δέκα τετραγωνικά μέτρα (10 τ.μ.) 
τουλάχιστον, μή έξεταζομένου τοϋ πλάτους τής προσόψεως. 
'Η επιφάνεια αδτη δύναται νά μειωθή έφ’ δσον ύφίσταται 
αντίστοιχος άναπλήρωσίς της ύπό ετέρου χώρου έξυπηρε- 
τοΰντος τό πρατήριον διά τής έν αυτώ έναποθηκεύσεως 
έλαίων, τιλμάτων καί συναφών πρός τούς σκοπούς τοϋ 
πρατηρίου ειδών. 

2. Τό κτίριον τοϋ πρατηρίου χρησιμοποιείται αποκλει¬ 
στικούς ώς γραφεϊον καί ώς κατάστημα διά τήν πώλησιν 
ορυκτελαίων καί συναφών πρός τά αυτοκίνητα καί τήν 
όδήγησιν αυτών ειδών, άπαγορευομένης τής χρήσεως 
τούτου ώς καταστήματος πωλήσεως άλλων ειδών, έπί 
ποινή προσωρινής ή όριστικής άφαιρέσεως τής άδειας λει¬ 
τουργίας τοϋ πρατηρίου. Απαγορεύεται ή μέσω θύρας 
ή έτέρου άνοίγματος έπικοινωνία τοϋ διαμερίσματος τοϋ 
πρατηρίου πρός έτέρους χώρους μή έξυπηρετοϋντος αυτήν 
ταύτην τήν έγκατάστασιν καί τόν σκοπόν αύτοΰ. 

3. 'Η θέσις τοϋ κτιρίου είναι τοιαύτη ώστε νά έξυ- 
πηρετηται πλήρως ό σκοπός τής έγκαταστάσεως παραλλήλους 
δέ νά μή υφίσταται αδτη άπό τοϋ ΓΟΚ ή συναφών έν 
^σχύϊ διατάξεων. 


4. Τά κτίρια τών πρατηρίων ύγρών καυσίμων πληρούν 
γενικώς τούς ύπό τών σχετικών οικοδομικών κανονισμών 
προβλεπομένους τεχνικούς δρους, ή δέ αρχιτεκτονική έμφά- 
νισις αύτών είναι άρτία καί σύμφωνος πρός τό περιβάλλον. 
Τά κτίρια ταΰτα έχουν όροφήν, δάπεδα καί τοιχοποιίαν έξ 
ύλικοϋ άκαύστου άπαγορευομένης τής ύπάρξεως διαχωρι- 
σμάτων ξυλίνης κατασκευής. Είς τά κτίρια τών πρατηρίων 
ύφίστανται άνοίγματα διά τόν έπαρκή άερισμόν τοϋ χώρου 
αύτών. Είναι δυνατή ή χρήσις μεταλλικών περιπτέρων άρτίας 
κατασκευής καί έμφανίσεως πρός έγκατάστασιν πρατηρί¬ 
ου. 

5. Έν τώ πρατηρίφ ύφίσταται ειδικόν διαμέρισμα ύγιεινής 
περιλαμβάνον άποχωρητήριον καί νιπτήρας, τοϋ άριθμοϋ 
τούτων έξαρτωμένου έκ τοϋ μεγέθους τής έγκαταστά¬ 
σεως. 

6. 'Η ήλεκτρική έγκατάστασις τοϋ κτιρίου τοϋ πρα¬ 
τηρίου είναι έξ όλοκλήρου στεγανή σύμφωνος δέ πρός 
τούς έν ίσχύΐ κανονισμούς ήλεκτρικών Εγκαταστάσεων. 
Εντός τοϋ πρατηρίου ύφίσταται κιβώτιον φαρμάκων πρώτων 
βοηθειών. 

"Αρθρον 10. 

'Τπόγειαι δεξαμεναί καυσίμων 

1. Αί έξυπηρετοΰσαι τήν έγκατάστασιν ύπόγειοι δε¬ 
ξαμεναί έναποθηκεύσεως καυσίμων καί τά μετ’ αύτών 
συνδεόμενα στοιχεία πληρρΰν τούς κάτωθι δρους : 

α) Είς 6,τι άφορα τάς λεπτομέρειας κατασκευής τών 
ώς άνω δεξαμενών τηρώνται τά ακόλουθα : 

αα) Αΰται είναι σιδηραί κυκλικής ή έλλειπτικής δια- 
τομής άπαγορευομένης τής χρήσεους δεξαμενών έξ έπιπέδων 
τοιχωμάτων τής ύποχρεώσεως ταύτης μή άπαραιτήτου 
διά τήν προσαρμογήν λειτουργοϋντος πρατηρίου προ τής 
έκδόσεως τοϋ Α. Ν. 77/67 «περί άρσεως άπαγορεύσεως 
χορηγήσεως άδειών έγκαταστάσεο)ς άντλιών διαθέσεως 
ύγρών καυσίμων καί πρατηρίων καί εις σταθμούς αύτοκι- 
νήτων» 

ββ) "Απαντα τά στοιχεία αύτών έν γένει συνδέονται 
πρός άλληλα μέσω ήλεκτροσυγκολλήσεως συντελουμένης 
συμφώνως πρός τούς κανόνας τής τέχνης, άπαγορευομένης 
της χρήσεως τών δι’ ήλώσεων δεξαμενών. Τό μόνιμον 
κάλυμμα τής άνθρωποθυρίδος προσαρμόζεται μέσω κοχλιών, 
ώστε νά είναι εύχερής ή άποσυναρμολόγησις, πρός έπι- 
θεώρησιν ταύτης. 

γγ) Τό έλάχιστον πάχος τών σιδηρών τοιχωμάτων 
ορίζεται άναλόγιυς τής διαμέτρου ώς κάτωθι : 

Διάμετρος Πάχος 

(χιλιοστά) (χιλιοστά) 

Μέχρι -1750 5 

1751 -2000 6 

2001 -2500 7 

2501 - 2750 8 

2751 -2900 9 

2901 -3200 10 

δδ) Αί δεξαμεναί φέρουν πινακίδιον προσαρμοζόμενον 
έπί τοϋ μονίμου καλύμματος τούτων, είς δ άναγράφηται 
τό έργοστάσιον κατασκευής, τό έτος κατασκευής, αί 
διαστάσεις καί ή χωρητικότης αύτών. 

εε) Αΰται έπαλείφονται έξωτερικώς δι’ άντιδιαβρωτικοΰ 
ύλικοϋ ή περιβάλλονται δι’ άδιαβρόχου μανδύα έμπεποτι- 
σμένου άναλόγως εντός άντιδιαβρωτικοΰ ύλικοϋ πρός προ¬ 
στασίαν των έκ τών κινδύνων όξειδώσεως. 

β) Είς δτι άφορά τά στοιχεία τών σωληνώσεων τών 
εξυπηρετουσών τάς δεξαμενάς τηρώνται τά άκόλουθα : 

αα) "Απαντες οί μετά τής δεξαμενής συνδεόμενοι σωλήνες 
είναι γαλβανισμένοι άπαγορευομένης τής χρήσεως μαύρων 
σωλήνων, οίτινες είναι επιρρεπείς είς οξειδώσεις. 

ββ) Τά χρησιμοποιούμενα ώς στοιχεία συνδέσεως τών 
σωλήνων έξαρτήματα είναι καλής κατασκευής καί άρίστης 
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ποιότητος, απαγορευμένης τής χρήσεως τούτων φερόντων 
πόρους. 

γγ) Τά πώματα των σωλήνων πληρώσεως καί μετρήσεως 
στάθμης είναι κατασκευασμένα εξ ορειχάλκου ή έξ αλουμι¬ 
νίου ή ετέρου αναλογών ιδιοτήτων ΰλικοΰ, ώστε νά μή είναι 
δυνατή ή πρόκλησις σπινθηρισμοϋ έκ τυχόν κρούσεως αύτών 
μετ’ άλλων σιδηρών στοιχείων καί νά μή ύπόκεινται εις 
διαβρώσεις συνεπεία έπιδράσεως των στοιχείων τοϋ καυ¬ 
σίμου. 

δδ) Τά πώματα ταΰτα, κοχλιαΰνται επί των άντιστοίχων 
σωλήνων μέσω κλειδός ή προσαρμόζονται άεροστεγώς επί 
τούτων μέσω μηχανισμού ταχείας συνδέσεως, άπαγορευο- 
μένης της κρούσεως διά σφυράς διά τήν τοποθέτησιν ή 
άφαίρεσίν των. 

γ) 'Ως προς τήν τοποθέτησιν των δεξαμενών τηρώνται 
τ’ άκόλουθα : 

αα) Αί έξυπηρετοϋσαι τάς αντλίας τοϋ πρατηρίου δεξα- 
μεναί τοποθετούνται ύπογείως εντός τοϋ έδάφους καί εις 
βάθος τοιοΰτον ώστε τό άνώτερον σημείον τοϋ καλύμματος 
τοϋ στομίου των νά κεΐται τουλάχιστον πεντήκοντα εκατοστά 
τοϋ μέτρου (0,50μ.) ύπό τήν επιφάνειαν τοϋ άνωθεν ταύτης 
καταστρώματος. 

ββ) Αυτή τοποθετείται έξ ολοκλήρου εντός ετέρας δεξαμε¬ 
νής έκ σκυροδέματος άνοικτής άνωθεν καί έδραζομένης έπί 
ξηρολιθοδομής πάχους τουλάχιστον τεσσαράκοντα εκατοστά 
τοϋ μέτρου (0,40μ.) τοϋ εδράνου τούτου μή άπαιτουμένου 
έφ’ όσον ό πυθμήν τής δεξαμενής κατασκευάζεται έκ σκυ¬ 
ροδέματος ώπλισμένου, δι’ άναλόγου σιδηράς έσχάρας. 
Αί πλευραί τής έκ σκυροδέματος δεξαμενής ταύτης έχουν 
πάχος τουλάχιστον είκοσι εκατοστά τοϋ μέτρου (0,20μ.) 
ή δέκα πέντε έκατοστά τοϋ μέτρου (0,15μ.) εις περίπτωσιν 
κατασκευής έκ σκυροδέματος άνωτέρας αντοχής. Έπί τοϋ 
πυθμένος ταύτης δύναται νά υπάρχουν τέσσαρες όπαί δια¬ 
μέτρου τριάκοντα έκατοστά τοϋ μέτρου (0,30μ.). 'Η προς 
τήν οικοδομικήν γραμμήν τοϋ κτιρίου τής έγκαταστάσεως 
έξωτερική παρειά τής έκ σκυροδέματος δεξαμενής απέχει 
τουλάχιστον ενα (1) μέτρον ή πεντήκοντα έκατοστά τοϋ 
μέτρου (0,50μ.) άναλόγως τής ύπάρξεως ή μή υπογείου 
άντιστοίχως ύπό τό πρατήριον διά τάς περιπτώσεις μόνον 
κτιρίων με θεμέλια έκ λιθοδομής. 

γγ) 'Ο μεταξύ τών παρειών τής έκ σκυροδέματος δε¬ 
ξαμενής καί τής σιδηράς τοιαύτης έλεύθερος χώρος πλάτους 
τουλάχιστον δέκα έκατοστών τοϋ μέτρου (0,10 μ.) πληροΰ- 
ται διά ξηράς άμμου ό δέ άνωθεν τής δεξαμενής χώρος μέχρι 
τής έπιφανείας τοϋ έδάφους διά χωμάτων έπαρκώς συμπιε- 
ζομένων έν συνεχεία δέ καλυπτομένων διά πλακός έκ σκυ¬ 
ροκονιάματος πάχους δέκα πέντε έκατοστών τοϋ μέτρου 
(0,15) μέχρι τής τελικής έπιφανείας. 

Εις περιπτώσεις καθ’ άς είναι δυνατή ή διέλευσις οχη¬ 
μάτων άνωθεν τής δεξαμενής ή έκ σκυροδέματος δεξαμενή 
καλύπτεται μόνον διά πλακός έξ όμοιου ύλικοΰ ώπλισμένης 
καί ύπολογιζομένης εις φόρτισιν με συγκεντρωμένον φορτίον 
δέκα πέντε (15) τόννων τουλάχιστον. 

δδ) Αί πλευραί τής έκ σκυροδέματος δεξαμενής καί 
τοϋ φρεατίου αύτής (έξωτερικώς) δέον νά άπέχουν τών 
έντός τοϋ έδάφους σωλήνων άερίου ΰδατος, άποχετεύσεως 
ήλεκτρικών καλωδίεον, κλπ. τουλάχιστον είκοσι έκατοστών 
τοϋ μέτρου ( 0,20) μή έπιτρεπομένης τής μεταθέσεως τούτων 
εί μή μόνον ύπό τής αρμόδιας Εταιρείας. 

εε) “Ανωθεν τών δεξαμενών τούτων κατασκευάζεται 
φρεατιον έκ σκυροδέματος έντός τοϋ οποίου περικλείονται 
τό στόμιον πληρώσεως καί τά λοιπά έξαρτήματα τής θυρίδος 
έπιθεωρήσεως τής σιδηράς δεξαμενής καί τό όποιον καλύ¬ 
πτεται διά διπλών σιδηρών ή χυτοσιδηρών καλυμμάτων 
απεχοντων άλλήλων δέκα έκατοστών τοϋ μέτρου (Ο,ΙΟμ.) 
τοϋ έξωτερικοϋ κατασκευής τοιαύτης ώστε νά ύποδέχεται 
τό βάρος δπερθεν διερχομένων οχημάτων, τοϋ δέ έτέρου 
(έσωτερικοΰ) ασφαλιζομένου διά κλείθρου ασφαλείας. 

, στστ ) Η σιδηρά δεξαμενή έδράζεται έπί δύο βάθροιν 
εκ μπετόν κατασκευαζομένων έπί τοϋ πυθμένος τής έκ μπετόν 


δεξαμενής πάχους τουλάχιστον τριάκοντα έκατοστών τοϋ 
μέτρου ( 0,30) έκάστου ώπλισμένων άναλόγως προς πα¬ 
ραλαβήν τοϋ άναλογοΰντος έκ τής πλήρους δεξαμενής φορ¬ 
τίου. 

ζζ) Απαγορεύεται ή έγκατάστασις ύπογείου δεξαμενής 
έντός τοϋ κτιρίου πρατηρίου ταύτης έπιτρεπομένης μόνον 
εις ακάλυπτον χώρον ή κάτωθεν πεζοδρομίου συμφώνως 
προς τάς ΐσχυούσας διατάξεις τοϋ ΓΟΚ ή ύπό τήν έπιφάνειαν 
ύφισταμένων προκηπίων ( πρασιών) συμφώνως προς τάς 
διατάξεις τοϋ από 21 Αύγούστου 1975 Π. Δ/τος «περί 
τοποθετήσεως δεξαμενών ύγρών καυσίμων κλπ. εις τάς 
παρόδιους στοάς καί προκήπια ( ΦΕΚ 206/Δ/75) Αί 
δεξαμεναί δύνανται νά τοποθετώνται έντός ισογείου έστε- 
γασμένου ιδιωτικού χώρου άνοικτοΰ κατά τάς τρεις τουλά¬ 
χιστον πλευράς καί είς βάθος μέχρι πέντε (5) μέτρα από 
τής προβολής τών άκραίων σημείων τής περιμέτρου τής 
οροφής έπικαλύψεως τούτου. 

ηη) Τό έσωτερικόν τής σιδηράς δεξαμενής έξαερίζεται 
άπολύτως τούτου έπιτυγχανομένου μέσω σωλήνος έξαε- 
ρισμοϋ όστις είναι διαμέτρου 1,1/2 τουλάχιστον καταλήγει 
δέ, άνυψούμενος καί ύποχρεωτικώς έφαπτόμενος έξωτερικής 
παρειάς τοίχου τοϋ κτιρίου τοϋ πρατηρίου ή ύπό τό στέ- 
γαστρον τών άντλιών, είς έλευθέραν κάτωθεν τής στέγης 
καί μακράν πάσης έστίας σπινθηρισμοϋ, έπιφάνειαν τοϋ 
ακραίου στομίου αύτοΰ, προστατευομένου διά μεταλλικοΰ 
πλέγματος. 

θθ) 'Η προσαρμογή απάντων τών σωλήνων τής σιδηράς 
δεξαμενής καί τοϋ μηχανισμού τής άντλίας, έχει άπόλυτον 
στεγανότητα είς τρόπον ώστε νά καθίσταται αδύνατος πάσα 
έκφυγή καυσίμου, ή δέ πλήρωσις τής δεξαμενής καί ή τρο- 
φοδότησις τών οχημάτων τελείται κατά τρόπον ώστε νά 
μή διαρρέει καύσιμον έπί τοϋ έδάφους. 

ιι) Σιδηραί δεξαμεναί τοποθετούμεναι έντός τής αύτής 
τάφρου δέον ν’ άπέχουν άπ’ άλλήλων τουλάχιστον τεσσα¬ 
ράκοντα έκατοστά τοϋ μέτρου (0,40), παρεμβαλλομένου 
ύποχρεωτικώς μεταξύ αύτών τοίχου έκ μπετόν πάχος 
είκοσι έκατοστών τοϋ μέτρου (0,20). 

Τούτο δέν απαιτείται είς περιπτώσεις καθ’ άς ή ολική 
χωρητικότης τών έν λόγω δεξαμενών δέν ύπερβαίνει τά δέκα 
κυβικά μέτρα (10 κ.μ.). 

ιαια) Αί σιδηραί δεξαμεναί ύποβάλλονται ύποχρεωτικώς 
είς έπιθεώρησιν προς διαπίστωσιν τής στεγανότητος αύ¬ 
τών ύπ’ εύθύνη τών έταιρειών πετρελαιοειδών καί τών έκ- 
μεταλλευτών τών πρατηρίων. 

ιβιβ) Αί δεξαμεναί άπαραιτήτως γειοΰνται προ τής κα- 
λύψεώς των δι’ άντιδιαβρωτικοΰ ύλικοΰ. 

δ) 'Η μεγίστη έπιτρεπομένη χωρητικότης έκάστης ύπο¬ 
γείου δεξαμενής ορίζεται είς δέκα κυβικά μέτρα (10 κ.μ.) 
μή συμπεριλαμβανομένου τοϋ άναγκαιοΰντος κενοΰ έκ πέντε 
έπί τοΐς έκατόν (5 %). 'Η συνολικώς δι’ έκάστην έγκατά- 
στασιν μεγίστη έπιτρεπομένη χωρητικότης ύπογείων δε¬ 
ξαμενών καθορίζεται είς τριάκοντα κυβικά μέτρα (30 κ.μ.) 
διά βενζίνην καί 30 κ.μ. διά πετοέλαιον. 

“Αρθρον 11. 

Υπέργειοι δεξαμεναί πετρελαίου. 

'Η έγκατάστασις καί χρήσις ύπεργείων δεξαμενών πε¬ 
τρελαίου διά τήν έξυπηρέτησιν άντλιών έπιτρέπεται είς πό¬ 
λεις κάτω τών τριών χιλιάδων κατοίκων (3.000) ύπό τούς 
κάτωθι όρους : 

α) 'Η θέσις τής δεξαμενής ορίζεται είς άκάλυπτον χώ¬ 
ρον καί είς ικανήν άπόστασιν άπό ύφισταμένης πρό τής 
έγκαταστάσεως οδικής άρτηρίας, πάντως δέ έσωθεν τής 
οικοδομικής γραμμής κατά τρία (3) μέτρα τουλάχιστον. 

β) 'Η δεξαμενή είναι μεταλλική, κυκλικής ή ελλειπτικής 
διατομής, πάχους τοιχωμάτων ώς έν παρ. 1 περ. α' ύπο- 
περιπτ. γγ' τοϋ προηγουμένου άρθρου ορίζεται καί τοπο¬ 
θετείται έπί βάθρου άναλόγου άντοχής, κατασκευαζομένου 
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έκ σκυροδέματος ή έκ μεταλλικών στοιχείων (σιδηρο- 
κατασκευή). 

Τ) Η τοποθέτησις αυτή συντελεϊται μέ τον διαοήκη 
αζονα υπό κλίσιν πρός τον κρουνόν απαγωγής των στεοεών 
καταλοίπων τουλάχιστον τριών επί τοΐς εκατόν (3 %) 
ώς πρός τό οριζόντιον επίπεδον. 

δ) 'Η δεξαμενή φέρει : 

αα) Κρουνόν εκροής του πετρελαίου εις τον έναντι έν 
σχεσει προς τον κρουνόν έκκενώσεως πυθμένα τής δεξα- 
μενής. Το κέντρον τής αντιστοίχου όττής ύπέρκειται τοϋ 
κατωτατου σημείου τοϋ- αντιστοίχου πυΟμένος τουλάχιστον 
κατά ένενήκοντα (90) χιλιοστόμετρα. 

ββ) Σωλήνα πληρώσεως. 

ΥΥ) Σωλήνα έξαερισμοϋ μέ τό ώς άνον άκρον καμπυ- 
λούμενον πρός τά κάτω καί φέρον επιστόμιου έκ μεταλλικού 
πλέγματος, εξ άνοξειδώτου μετάλλου των τεσσαράκοντα 
(40) ΜΕ8Η άνά τετραγωνικήν ΐντσαν. 

δδ) Δείκτην έλέγχου στάθμης. 

εε) Οπήν μεθ’ όδηγοϋ σωλήνος διά τήν καταμέτρησιν 
τοϋ περιεχομένου. 

στστ) Ή δεξαμενή προστατεύεται διά διατάξεως γειώ- 
σεως (τής άντιστάσεως γειώσεως οϋσης μικροτέρας των 
επτά (7) ΟΗΜ συνολικώς), του μεταλλικού αυτής κελύφους 
εϊς ήν γεφυροϋνται άπαντα τά μή συγκεκολλημένα μέρη 
αύτής ώς καί τής έν γένει σιδηράς κατασκευής της, κατά 
τούς ΐσχύοντας έκάστοτε περί γειώσεων κανονισμούς. 

ζζ) 'ΙΙ προσαρμογή των διαφόρων εξαρτημάτων (σωλη¬ 
νώσεων, κρουνών κ.λπ.) έπί τής δεξαμενής είναι επιμε¬ 
λημένη, έξασφαλιζομένης απολύτως τής στεγανότητος εις 
τά σημεία προσαρμογής. 

ηη) Τά χρησιμοποιούμενα διά τήν έγκατάστασιν τής 
δεξαμενής εξαρτήματα άνθίστανται εις τήν έξ όξειδώσεο^ 
προσβολήν. 

ε) Αί σωληνοισεις μεταγγίσεως τοϋ καυσίμου από τής 
ύπεργείου δεξαμενής εις τήν ή τάς υπογείους τοιαύτας 
διέρχονται ύπογείως, άπαγορευομένης τής χρήσεως σωλη- 
νο^σεως ύπέρ τό έ'δαφος. 

στ) 'Η μεγίστη έπιτρεπομένη χοψητικότης έκάστης 
ύπεργείου δεξαμενής ορίζεται εις έπτά κυβικά μέτρα (7 κ.μ.), 
μή συμπεριλαμβανομένου τοϋ άναγκαιοΰντος κενοΰ έκ 
πέντε έπί τοΐς εκατόν (5 %). 'ΙΙ συνολικώς δι’ έκάστην 
έγκατάστασιν μεγίστη έπιτρεπομένη χοορητικότης υπέρ¬ 
γειων δεξαμενών καθορίζεται εϊς δέκα τέσσερα κυβικά 
μέτρα (14 κ.μ.). 

’Άρθρον 12. 

Άντλίαι. 

1. Απαγορεύεται ή έγκατάστασις καί χρήσις άντλιών 
μή πληρουσών τούς κάτωθι όρους : 

α) 'Η παροχή γίνεται συμφώνως πρός τήν ΐσχύουσαν 
μονάδα μετρήσεως έλεγχομένης υπό γνώμονος, έξαιρου- 
μένης τής περιπτώσεως άντλιών μεθ’ ύαλίνων δοχείων 
μετρήσεως. 

β) Ή παροχή άνταποκρίνεται πρός τήν καταγραφομένην 
υπό τοϋ γνώμονος τής αντλίας έ'νδειξιν, τό δέ σφάλμα με¬ 
τρήσεως εύρίσκεται έντός των έπιτρεπομένων ορίων, ώς 
ταΰτα καθορίζονται ύπό τής άρμοδίας ' Υπηρεσίας Μέτρων 
καί Σταθμών τοϋ 'Τπουργείου Εμπορίου. 

γ) 'Η προσαρμογή των σχετικών μηχανισμών εξα¬ 
σφαλίζει απόλυτον στεγανότητα, ώστε νά αποκλείεται 
πάσα περίπτωσις διαρροής καυσίμου. 

δ) 'Ο ήλεκτρικός κινητήρ τής αντλίας είναι απολύτως 
στεγανού τύπου μετά βραχυκυκλιυμένου δρομέως. 

ε) Ή ηλεκτρική έγκατάστασις τής άντλίας είναι απο¬ 
λύτους στεγανή καθ’ δλα τά στοιχεία ταύτης, θύστε νά 
αποκλείεται περίπτωσις εισόδου έντός των στοιχείου αύ—ής 
αερίου έκ τοϋ παρεχομένου καυσίμου. 


στ) Νά ύφίσταται δείκτης ροής τοϋ καυσίμου, δστις 
είναι πλήρης πρό καί μετά τήν παροχήν, τούτου σημειου- 
μένου άπαραιτήτως έπί παρ’ αυτόν τοποθετουμένου πινα¬ 
κιδίου. 

ζ) Νά είναι αδτη έφωδιασμένη διά βαλβΐδος άντεπι- 
στροφής. 

η) Να είναι έφωδιασμένη διά καταλλήλου μηχανισμού, 
μή έπιτρέποντος τήν παροχήν άνευ μηδενισμού των ενδεί¬ 
ξεων προηγούμενης παροχής. 

θ) Τό έπιστόμιον παροχής λειτουργεί διά διπλής βαλβΐδος 
(χειρισμού καί πιέσεως). 

ι) 'Η υποδοχή τού επιστομίου έκβάλλει οπωσδήποτε 
έκτος τού κελύφους τής άντλίας τυχόν άπομένυυσαν ποσό¬ 
τητα καυσίμου, ήτοι νά είναι κλειστή ώς πρός τον εσωτε¬ 
ρικόν τού κελύφους χώρον, ένθα ό μηχανισμός άντλήσεως. 

ια) Ύφίσταται σύστημα φυσικού άερισμοϋ τοϋ έσωτε- 
ρικού τού κελύφους χώρου. 

ιβ) Ύφίσταται δυνατότης έξασφαλίσειυς τής άντλίας 
άπό άπόψεως άκριβοΰς παροχής μέσω ειδικών μολυβδο¬ 
σφραγίδων, διατηρουμένων άνεπάφων έπί ποινή άφαιρέ- 
σεως τής άδείας λειτουργίας τού πρατηρίου. 

ιγ) Ή αντλία φέρει ύποχρεωτικώς ίδιον φωτισμόν πρός 
παρακολούθησιν τών ένδείξεων. 

ιδ) 'Η άντλία συνοδεύεται ύποχρεωτικώς ύπό πινα¬ 
κιδίου προσηρμοσμένου έπί ταύτης καί άναγράφοντος τό 
έργοστάσιον κατασκευής, τον τύπον καί τόν αριθμόν σειράς 
αύτής. 

ιε) 'Ο δλος μηχανισμός τής άντλίας περικλείεται έντός 
κελύφους μεταλλικής κατασκευής, έςαιρουμένων τών χειρο¬ 
κινήτων άντλιών. 

2. 'Η έ'γκρισις τού τύπου τών άντλιών παρέχεται ύπό τού 
Ίπου^ργείου Εμπορίου, κατά τάς έκάστοτε ΐσχύουσας 
διατάξεις. 

3. Έγκατάστασις άντλιών οροφής έπιτρέπεται ύπό τούς 
έν τοΐς προηγουμένοις παραγράφοις τοϋ παρόντος άρθρου 
προβλεπομένους όρους πλήν τού τοιούτου τής περίπτ. ι' 
παρ. 1 καί ύπό τούς κατο^τέρω προσθέτους τοιούτους : 

α) Τό κύριον συγκρότημα τοϋ μηχανισμού άντλήσεως 
τοποθετείται έπί νησΐδος διαστάσεων αναλογών πρός τάς 
άπαιτουμένας διά τήν έγκατάστασιν τούτου. 'ΙΙ νησίς 
αυτή τοποθετείται έντός τής κυρίας έκτάσεως τοϋ πρα¬ 
τήριου και εις Οέσιν μή παρακωλύουσαν τήν κίνησιν τών 
άνεφοδιαζομένιον αύτοκινήτιυν. 

β) Ό μετρητής τοποθετείται εις Οέσιν ορατήν ύπό τών 
οδηγών άνεφοδιαζομένιον διά καυσίμων αυτοκινήτων. 

γ) Αί σωληνώσεις είναι άπολύτως στεγαναί, λαμβανο- 
μενων απαντων τών μέτρων άσφαλείας, ώστε ν’ άποκλείηται 
ή διαρροή καυσίμων. 

’Άρθρον 13. 

Πρατήρια διά φορητών άντλιών. 

1. 'Η ΐδρυσις πρατηρίων διά φορητών άντλιών επι¬ 
τρέπεται εις κοιμοπόλεις ή χωρία μέ πληθυσμόν κάτω τών 
τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων κατά τήν τελευταίαν 
άπογραφήν, έφ’ όσον δεν ύφίσταται έτερον πρατήριου διά 
μονίμοον άντλιών. 

2. Εις τά πρατήρια ταΰτα αί φορηταί άντλίαι φυλάσσονται 
κατά τάς ώρας μή λειτουργίας τοϋ πρατηρίου έντός ειδικού 
διαμερίσματος κατασκευαζομένου έντός τοϋ κτιρίου τοϋ 
πρατήριου, τηρουμένων τών κάτιυθι όρων όσον άφορα τό 
ειδικόν τούτο διαμέρισμα : 

α) Να είναι κατασκευασμένου καθ’ ολοκληρίαν έξ ύλικοϋ 
ακαυστου μέ επικάλυψιν διά πλακός, έκ σιδηροπαγούς 
σκυροδέματος. 

β) Να φερη έν μόνον άνοιγμα διά τήν επικοινωνίαν του 
μετά τοϋ χούρου τοϋ πρατηρίου εϊς τήν μεγαλυτέραν πλευράν 
αυτοΰ, κλειόμενου καλώς διά σιδηράς θύρας. 
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γ) Νά άερίζηται έπαρκώς, του έξαερισμοΰ έπιτυγχα- 
νομένου διά φυσικοϋ έλκυσμοΰ, ήτοι δι’ ειδικής, καλυπτο- 
μένης, διά πυκνοϋ συρματοπλέγματος, οπής διαμέτρου δέκα 
(10) περίπου εκατοστών έπί μιας των πλευρών του καί εις 
ΰψος άπό του δαπέδου δέκα πέντε (15) εκατοστών, έφ’ 
ής νά είναι προσαρμοσμένος σωλήν άερισμοΰ τής αυτής δια¬ 
μέτρου έξερχόμενος του κτιρίου ύπό συνεχή κλίσιν του¬ 
λάχιστον δύο έπί τοίς έκατόν (2 %) καί δι’ όμοιας οπής 
έπί τής οροφής τοϋ διαμερίσματος, έφ’ ής νά είναι προ- 
σηρμοσμένος σωλήν άερισμοΰ τής αυτής διαμέτρου έξι- 
κνούμενος υπό τήν στέγην τής οικοδομής. Τό άνω στόμιον 
τοϋ σωλήνος τούτου είναι κεκαλυμμένον διά πυκνοϋ συρμα¬ 
τοπλέγματος. 

δ) Εντός τοΰ πρατηρίου απαγορεύεται ή καθ’ οίονδήποτε 
τρόπον έναποθήκευσις κενών ή πλήρων δοχείων ή βαρε- 
λίων καυσίμων. 

3. "Οσον άφορά εις τό κτίριον τοΰ πρατηρίου τηρούνται 
οί κάτωθι όροι πλέον τών καθοριζομένιον διά τά πρατήρια 
μετά μονίμων αντλιών : 

α) Απαγορεύεται ή ΰπαρξις υπογείου, κάτωθεν τοϋ 
κτιρίου, είς τό πρατήριον. 

β) Απαγορεύεται ή ΰπερθεν τοϋ πρατηρίου ΰπαρξις 
ορόφου. 

4. Επιτρέπεται ή είς άπαντα τά πρατήρια χρήσις φο¬ 
ρητών χειροκινήτων αντλιών παροχής μίγματος βενζίνης 
μετ’ ορυκτελαίου, μόνον έφ’ όσον αύται έξυπηρετοϋνται 
έξ υπογείων δεξαμενών καί κατόπιν άδειας χορηγουμένης 
ύπό τής άρμοδίας υπηρεσίας έπί τή υποβολή αίτήσεο^ς καί 
τοΰ βάσει τοΰ άρθρου 20 τοΰ Ν.Δ. 3334/55 γραμματίου 
καταθέσεως είς τό Δημόσιον Ταμεϊον δρχ. τριακοσίων 
(300). Ή διά τάς ώς άνω άντλίας ΰπαρξις φυλακίου τοπο- 
θετήσεώς τίυν δεν είναι υποχρεωτική. 

5. Λειτουργοΰντα ή λειτουργήσαντα πρατήρια διά φορητών 
αντλιών, από Ιδετίας τουί^άχιστον, τούτου βεβαιουμένου 
ύπό οίασδήποτε δημοσίας ή δημοτικής ή αστυνομικής αρχής, 
είς χωρία ή κωμοπόλεις κάτω τών τριών χιλιάδων (3.000) 
κατοίκων κατά τήν τελευταία άπογραφή, μετά ή άνευ άδειας 
λειτουργίας, καί δυνάμενα νά προσαρμόζονται σύμφωνα με 
τάς διατάξεις τοΰ παρόντος, έπιτρέπεται ή τοιαύτη προ¬ 
σαρμογή καί ή χορήγηση άδειας λειτουργίας ύπό τήν νέα 
διαμόρφωση, έφ’ όσον τά πλησιέστερα σημεία είσόδου- 
έξόδου αύτοΰ, άπο τοιούτων ετέρων νομίμως ίδρυθέντο^ν ή 
ύπό ίδρυση πρατηρίων, άπέχουν άπόστασιν μετρουμένην 
έπί τής αυτής πλευράς καί παραλλήλους προς τον άξονα τής 
προς αύτών όδοΰ, τουλάχιστον τριάκοντα (30) μέτρων, 
τηρουμένων πάντων τών λοιπών όρων καί προϋποθέσεοιν 
τών προβλεπομένων ύπό τών διατάξεων τοΰ παρόντος. Αί 
διατάξεις τής παρούσης παραγράφου ισχύουν έπί εν έτος, 
άπο τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος διά τής Έφημερίδος 
τής Κυβερνήσειος. 

’Άρθρον 14. 

Μέτρα πυρασφαλείας. 

1. ίά ληπτέα μέτρα έναντι κινδύνου πυρκαϊάς, άτινα 
κρίνονται άναγκαΐα διά τήν λειτουργίαν τοΰ πρατηρίου 
είναι τά κάτωθι : 

α) "Εκαστον πρατήριου είναι έφωδιασμένον διά δύο 
τουλάχιστον πυροσβεστήρων κόνεως έχον έκαστος βάρος 
περιεχομένου έξ (0) χιλιόγραμμα ή χωρητικότητα δέκα (1θ) 
Λίτρων, ή ισαρίθμων πυροσβεστήρων έχόντων άλλον κατα¬ 
σβεστικόν υλικόν έγκεκριμένον ύπό τής άρμοδίας πυρο¬ 
σβεστικής υπηρεσίας καί άνάλογον βάρος περιεχομένου, 
ευρισκομένων έν παντί είς έμφανεΐς θέσεις καί είς κατά- 
στασιν λειτουργίας, ώς καί διά δύο τουλάχιστον κάδων 
πληρών άμμου συνοδευομένων δι’ ισαρίθμων πτύινν. 

β) Εις εμφανή Οέσιν ύφίσταται πινακίς άναγράφουσα τήν 
φρασιν «απαγορεύεται τό κάπνισμα ώς καί πασα χρήσις 
πυρος», ως και τον αριθμόν τηλεφώνου τής Πυροσβεστικής 
1'πηρεσίας. 


γ) Απαγορεύεται ή έναποθήκευσις οίασδήποτε μορφής 
εύφλέκτων ύλών έντός τοΰ πρατηρίου, τών τιλμάτων φυ- 
λασσομένων έντός σιδηρών δοχείων ή έν συσκευασία έπί 
φορειαμών μεταλλικής κατασκευής. 

δ) Απαγορεύεται ή έντός τοΰ πρατηρίου έναποθήκευσις 
δοχείων μετά καυσίμου ή κενών τοιούτων. 

ε) Απαγορεύεται ή χρήσις θερμαστρο>ν πετρελαίου ή 
τοιούτων δι’ ηλεκτρικής πυρακτώσεως ή διά φλογός έν γένει 
προς θέρμανσιν τοΰ πρατηρίου. 

2. 'Η πλήρωσις τών δεξαμενών καυσίμων συντελεΐται 
έπί παρουσία τοΰ πρατηριούχου ή -εντεταλμένου υπάλληλου 
καί ύπ’ εύθύνη αύτοΰ καί τοΰ μεταφορέως, ύποχρεουμένων 
όπως έχουν έν έτοιμότητι τούς πυροσβεστήρες τοΰ βυτιο¬ 
φόρου καί τοΰ πρατηρίου παρά τό φρεάτιον, δι’ οΰ συντε- 
λεΐται ή πλήρωσις τής δεξαμενής διά καυσίμου. Καθ’ όλο 
τό χρονικό διάστημα πληρώσεως τών δεξαμενών τοΰ πρα¬ 
τηρίου δέον νά τοποθετείται πρό τής εισόδου αύτοΰ έμπό- 
διον φέρον πινακίδα πλάτους 1.00 X 0,50 μ. έπί τής οποίας 
θά ύπάρχει ή άκόλουθος έπιγραφή : «ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΑ¬ 
ΓΟΡΕΥΕΤΑΙ II ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΕ- 
ΡΑΤΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ 

ΚΑΥΣΙΜΑ». Είς περιπτώσεις διαπιστώσεως τής μή τη- 
ρήσεο>ς τών ανωτέρω μέτρο^ν, άφαιρεΐται προσωρινώς 
ή όριστικώς ή άδεια λειτουργίας τοΰ πρατηρίου. 

3. Απαγορεύεται ή ΰπαρξις ώς άνοιγμάτων, άεραγωγών 
όδηγούντων προς υπογείους τών πρατηρίων χώρους είς 
άπόστασιν μικροτέραν τών πέντε (5) μέτρων άπο τής 
πλησιεστέρας άντλίας καυσίμου. 

4. Τό προσωπικόν τοΰ πρατηρίου γνωρίζει τήν χρήσιν 
τών πυροσβεστήρων. 

’Άρθρον 15. 

Δικαιούμενοι άδειας ίδρύσεως καί λειτουργίας. 

1. Άδειαι ίδρύσεως πρατηρίων καυσίμων δημοσίας χρή- 
σεο}ς χορηγούνται έλευθέρως καί άπεριορίστως είς παν 
φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον. 

2. Τά φυσικά πρόσωπα προκειμένου νά τύχουν άδειας 
ίδρύσειος καί λειτουργίας πρατηρίων ύγρών καυσίμων δη¬ 
μοσίας χρήσεως, δέον νά έχουν συμπληρώσει τό 21 ον έτος 
τής ηλικίας των καί νά είναι "Ελληνες ύπήκοοι. 'Η προϋ- 
πόθεσις τοΰ προηγουμένου έδαφίου τής ύπηκοότητος άπαι- 
τεΐται, όπως συντρέχη προκειμένου καί περί μελών προ¬ 
σωπικών Εταιρειών καί Ε.Π.Ε. Κατ’ έξαίρεσιν έπιτρέ- 
πεται ή βάσει τών διατάξεων τοΰ παρόντος χορήγησις 
άδειας ίδρύσειος καί λειτουργίας πρατηρίων ύγρών καυσί- 
μων δημοσίας χρήσεως είς ομογενείς έκ Ρωσίας, Β. Ηπείρου, 
Κύπρου, Ρουμανίας, Τουρκίας, Αίγύπτου, ώς καί είς 
γεννηθέντα τέκνα τοιούτων προσώπων. Οί έκ Τουρκίας 
ομογενείς κατά τήν υποβολήν τών δικαιολογητικών έπι- 
δεικνύουν έπί πλέον έν ίσχύϊ δελτίον παραμονής τοΰ Κέντρου 
Αλλοδαπών άναγραφομένου έπί τής αίτήσεως τοΰ άριθμοΰ 
μητρώου τοΰ άνωτέρω δελτίου. Έπί Ανωνύμων Εταιρειών, 
έχουσών τήν έδρα των έν τή ήμεδαπή καί έπί Εταιρειών 
πετρελαιοειδών νομίμως λειτουργουσών έν Έλλάδι δεν έξε- 
τάζεται ή ύπηκοότης τών μετόχων. 

3. "Εκαστον φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δικαιούται νά 
τύχη μιας μόνον άδειας λειτουργίας πρατηρίου ύγρών καυ¬ 
σίμων δημοσίας χρήσεως καθ’ άπασαν τήν Επικράτειαν, 
ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι δεν είναι κάτοχοι τοιαύτης άδειας 
έτέρου πρατηρίου. 'Ο περιορισμός τοΰ προηγουμένου έδαφίου 
δέν έχει εφαρμογήν προκειμένου διά πρατήρια ίδρυθέντα 
ή λειτουργοΰντα πρό τής δημοσιεύσεως τής άποφάσεως τοΰ 
'Υπουργού Συγκοινωνιών ύπ’ άριθ. ΣΤ. 204250/1967 «περί 
καθορισμοΰ όρων καί προϋποθέσεων έγκαταστάσεως καί 
λειτουργίας άντλιών καυσίμων πρό πρατηρίου καί είς 
σταθμούς αύτοκινήτων » - Φ.Ε.Κ. 677/Β/21/11/1967-, ώς 
επίσης καί διά τούς κληρονόμους τοιούτων πρατηρίων. 

4- 'Η χορήγησις άδειών λειτουργίας πρατηρίων ύγρών 
καυσίμων είς εταιρείας πετρελαιοειδών άπαγορεύεται, έκτός 
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εάν τούτο προβλέπεται έξ ειδικής μετά τοϋ Δημοσίου συμ- 
βάσεως καί μέχρι τοϋ ύπ’ αύτής όριζομένου άριθμοϋ πρα- 
τηρίιον. 

5. "Αδειο" ίδρύσεως καί λειτουργίας πρατηρίων, δύναν- 
ται νά χορηγούνται εις γεωργικούς συνεταιρισμούς καί εις 
τάς ενώσεις αυτών, προς εφοδιασμόν των αυτοκινήτων καί 
των γεωργικών μηχανημάτων το>ν μελών αυτών. 

’ΆρΟρον 16. 

'Αρμόδιαι διά τήν χορήγησιν των άδειων ύπηρεσίαι. 

Αΐ άδείαι ίδρύσεως καί λειτουργίας τών πρατηρίων υγρών 
καυσίμων χορηγούνται ύπό τών κατά τόπους νομαρχιών. 

’ΆρΟρον 17. 

Διαδικασία χορηγήσεως άδειών ίδρύσεοκ;. 

1. Διά τήν χορήγησιν άδειας ίδρύσεως πρατηρίου υπο¬ 
βάλλονται εις τήν άρμοδίαν υπηρεσίαν τά κάτωθι δικαιολο- 
γητικά : 

α) Αΐτησις τοϋ ένδιαφερομένου. 

β) Τοπογραφικόν σχεδιάγραμμα τής περιοχής εις τετρα- 
πλοΰν άπό κλίμακα ενα προς πεντακόσια (1 :500) εις άκτίνα 
έκατόν πεντήκοντα μέτρων (150), εις ο σημειοΰται, δι’ 
έρυθροϋ χρώματος, ή οικοδομική καί ρυμοτομική γραμμή, 
ή θέσις τοϋ πρατηρίου μέ τά πλάτη τών οδών (πεζοδρομίων 
καί οδοστρωμάτων) ώς καί τά είδη τών γειτονικών κτισμά- 
των. Ιδιαιτέρως σημειοΰνται αί ακριβείς θέσεις τυχόν υπαρ¬ 
χόντων νοσηλ.ευτικών ιδρυμάτων, αρχαιολογικών χώρων, 
εργοστασίων ή αποθηκών εύφλέκτων ή εκρηκτικών ύλών, 
εκπαιδευτηρίων, κινηματογράφων ή θεάτρων, εγκαταστά¬ 
σεων, ών ή λειτουργία προϋποθέτει χρήσιν φλογός, αγωγών 
υψηλής τάσεως τής ΔΕΗ. 

γ) Γραμμάτιον καταθέσεως εις δημόσιον ταμεΐον δρα¬ 
χμών πεντακοσίων (500). 

δ) 'Υπεύθυνος δήλωσις τοϋ αίτοϋντος, κατά τάς διατά¬ 
ξεις τοϋ Ν.Δ. 105/69 «περί τής ατομικής ευθύνης τοϋ δηλοϋν- 
τος» ότι τυγχάνει ιδιοκτήτης τού ακινήτου, ή έφ’ όσον το 
ακίνητον δεν ανήκει εις αύτόν, ύτεύ&υνος δήλωσις τοΰ ιδιο¬ 
κτήτου τοΰ άκινήτοο ή τοϋ έχοντας δικαίωμα χρησίμοποιή- 
σεως τοϋ ακινήτου, συν τασσόμενη συμφώνως προς τάς διατά¬ 
ξεις τοΰ Ν.Δ. 105/69, εις ήν ύά δηλοϋται ότι τυναινεϊ διά 
τήν ίδρυσιν τοΰ πρατηρίου ό~ο τοΰ αίτοϋντος. Εις περι- 
πτωσιν ίδρύσεως πρατηρίου εις ιδιωτικόν κοινόχρηστον 
χώρον οικοπέδου (προκήπιον κλπ.) πολυκατοικίας, άντι τής 
ανωτέρω υπευθύνου δηλώσεως θά υποβάλλεται αντίγραφο 
τοΰ κανονισμοΰ έκ τοϋ οποίου δέον νά προκύπτει ή δυνα- 
τότης ίδρύσεως πρατηρίου έ'μπροσθεν ταύτης καί υπεύθυνος 
δήλωσις τοϋ Ν.Δ. 105/69 δι’ ής ό αϊτών θά δηλοΐ ότι έχει 
νόμιμον δικαίωμα χρήσεως τοϋ άπαιτουμένου προς τοϋτο 
χοϋρου. 

ε) Υπεύθυνος δήλωσις, κατά τάς διατάξεις τοϋΝ.Δ.105/ 
69, εν ή ό αϊτών δηλοΐ οτι δεν κατεδικάσθη επί λιποταξία 
ή άνυποταξία καί ότι δέν ύπόκειται εις τάς ύπό τών άρθρων 
82 καί 83 τοϋ Ν.Δ. 720/70, «περί στρατολογίας», ώς ουτος, 
έκάστοτε ισχύει, άπαγγελλομένας στερήσεις καί ανικανότη¬ 
τας καί δέν κατεδικάσθη κατά τήν τελευταίαν πενταετίαν 
διά νοθείαν καυσίμων. 

στ) Έπίδειξις εκλογικού βιβλιαρίου ή υποβολή βεβαιώ- 
σεως περί καταθέσεως δικαιολογητικών διά τήν έ'κδοσιν 
χύτου. 

2. Μετά τήν υποβολήν τών κατά τήν προηγουμένην 
παράγραφον δικαιολογητικών, διενεργεΐται αυτοψία ύπό δύο 
η περισσοτέρων μηχανικών ή υπομηχανικών όριζομένων 
ύπό τοϋ οικείου νομάρχου, προς γνωμοδότησιν διά τήν ΐδρυσιν 
:κάστης έγκαταστάσεως καί υποβάλλεται σχετική έ'κθεσις. 

3. Εις περιπτώσεις καθ’ άς προκύπτει έκ τών υποβαλ- 
,ομένων τοπογραφικών σχεδίων ή άκαταλληλότης της προ- 
Γεινομένης θέσεους ίδρύσεως πρατηρίων, είτε έκ λόγων άνα- 
ιερομένων εις τάς διαστάσεις τοΰ διατιθεμένου οικοπέδου, 
:ΐτε έξ άλλων τοιούτων (ώς θέσις, γειτνιάζουσαι εγκατα¬ 
στάσεις) παρέλκει ή διενέργεια αυτοψίας. 

4. Έφ’ όσον ή προτεινομένη θέσις κρίνεται κατάλληλος 
ιά τήν ΐδρυσιν πρατηρίου, ό ενδιαφερόμενος ειδοποιείται 


εγγράφους περί τούτου, ύποχρεούμενος άμα οπούς, εντός 
εξαμήνου άπό τής έπιδόσεως τής έν προκειμένου εγγράφου 
είδοποιήσεως, άνατρεπτικής προθεσμίας, ύποβάλη συμπλη- 
ρουματικώς τά κάτουθι δικαιολογητικα : 

α) Σχεδιάγραμμα ύπό κλίμακα ένα προς πεντήκοντα 
(1:50) ή προς έκατόν (1:100), έν κατόψει καί τομή, έμφαΐ- 
νον τό κτίριον τό όποιον θά χρησιμοποιηθή ώς πρατήριον, 
τάς ακριβείς διαστάσεις αύτοϋ, τό είδος τής κατασκευής 
τών τοίχων, δαπέδων, οροφής καί τών τυχόν υπαρχόντων 
διαχουρισμάτων, τήν θέσιν τών έγκατασταθησομένων άντλιών 
καί "δεξαμενών, ώς καί τήν μεταξύ αυτών σύνδεσιν, τό πλά¬ 
τος τοϋ πρό τοΰ πρατηρίου ελευθέρου χώρου, την διαμόρ- 
φουσιν αύτοϋ, ώς καί τάς λεπτομέρειας συνδέσεώς του μετά 
τής ή τών οδών. 

β) Σχεδιάγραμμα ύπό κλίμακα ένα προς είκοσι (1 :20) 
ή ένα προς πεντήκοντα (1 :50) έμφαΐνον τάς διαστάσεις 
τών δεξαμενών, τόν τρόπον έγκαταστάσειυς αυτών, τάς 
λεπτομέρειας υδραυλικής συνδέσειός των μετά τών άντλιών, 
ώς καί τήν έν γένει διάταξιν της ήλεκτρικής έγκαταστάσεως. 

γ) Τεχνική έκθεσις έπί τών μηχανολογικών καί ήλεκτρο- 
λογικών εγκαταστάσεων, εις τριπλοϋν, εις ήν αναγράφονται 
αί χρησιμοποιούμεναι συσκευαί καί ό τρόπος συνδέσεως 
καί λειτουργίας αυτών, συντεταγμένη καί υπογεγραμμένη 
ύπό τοΰ κατά νόμον μηχανικού ή υπομηχανικού. 

δ) Προϋπολογισμός τής δαπάνης, εις τριπλοϋν, διά τήν 
προμήθειαν, έγκατάστασιν τών άντλιών καί δεξαμενών ανα¬ 
λυτικούς ώς καί άπασών τών λοιπών μηχανολογικών ή 
ήλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, συντεταγμένος καί υπο¬ 
γεγραμμένος ύπό τοϋ κατά νόμον μηχανικού η υπομηχα¬ 
νικού. 

ε) Γραμμάτιον καταθέσεους εις δημόσιον ταμεΐον δρα¬ 
χμών πεντακοσίων (500) δι’ έκάστην άντλίαν, συνυπολογι¬ 
σμένου καί τού άρχικώς κατατεθέντος τοιούτου καί δρχ. 
300 8ΐ έκάστην φορητήν άντλίαν. Προκειμένου περί τοπο- 
θετήσεως αντλίας παρεχούσης κεχιορισμένως ή έν άναμίξει 
διάφορα εΐδη καυσίμου υποβάλλεται καί δεύτερον γραμ¬ 
μάτιον καταθέσειος εις δημόσιον ταμεΐον δραχμών πεντα¬ 
κοσίων (500). Ίσόποσον γραμμάτιον υποβάλλεται καί έν 
περιπτώσει έγκαταστάσειος πλυντηρίου-λιπαντηρίου. 

Τά κατά τάς περιπτ. α' καί β' σχεδιαγράμματα υποβάλ¬ 
λονται εις τετραπλούν έπί τυποποιημένον χάρτου κατά I) IΝ 

476 (594 χ841 ή 420 χ594 ή 297 χ 420 ή 210 Χ297 

χιλ.), φέρουν τήν υπογραφήν τοΰ συντάξαντος ταΰτα κατά 
νόμον διπλωματούχου μηχανικού ή υπομηχανικού καί τοϋ 
ένδιαφερομένου, έχουν δέ σημανθή δεόντως. Δεξιά καί κά¬ 
τωθι τών σχεδιαγραμμάτων συντάσσεται υπόμνημα φέρον 
τεχνικάς λεπτομέρειας τής κατασκευής ώς καί τά στοιχεία 
τοΰ αίτοϋντος. Τό κατά τήν εισαγωγικήν διάταξιν της παρού- 
σης παραγράφου έγγραφον περί καταλληλοτητος θεσεως 
μετά τοπογραφικοϋ σχεδιαγράμματος κοινοποιείται είς τήν 
άρμοδίαν υπηρεσίαν τοϋ Υπουργείου Βιομηχανίας καί Ενέρ¬ 
γειας καί εις τήν αστυνομικήν άρχήν τής περιοχής ένθα 
προβλέπεται ή ϊδρυσις τοΰ πρατηρίου. 

5. Μετά τήν υποβολήν τών κατά τήν προηγουμένην παρά¬ 
γραφον συμπληρωματικών δικαιολογητικών, η , αρμοδία 
υπηρεσία προβαίνει είς τόν έλεγχον αύτών καί έφ’, όσον 
ταΰτα πληρούν τούς διά τοϋ παρόντος κχθοριζομένους όρους, 
χορηγεί τήν άδειαν ίδρύσεως τοϋ πρατηρίου ύπό τήν προϋ- 
πόθεσιν της προγενεστέρας υποβολής τών κάτωθι άποδει- 
κτικών : 

α) Αποδεικτικού καταθέσεως είς Τεχνικόν Έπιμελη- 
τήριον τής Ελλάδος (ΤΕΕ) η είς ^τά^ παραρτήματα αύτοϋ 
ή τήν έξουσιοδοτουμένην ύπό τοϋ ΕΕ 1 ραπεςα τής αμοιβής 
τοϋ συντάξαντος τήν μελέτην τοϋ κατα νομον μηχανικού η 
ύπομηχανικοΰ κατά τήν διαδικασίαν την οριζομενην υπο τοϋ 
άπό 30.5.1956 - 31.5.1956 Β.Δ/τος, «περί κανονισμού τοΰ 
τρόπου καταβολής τής αμοιβής _τών μηχανικών έν γένει». 
Καί τών μεταγενεστέρων αύτοϋ τροποποιήσεων. 

β) Αποδεικτικού καταθέσεως : > , 

αα) Έπί τής άμοιβής τού μηχανικού διά την εκπονησι 
της τεχνικής μελέτης καί την έπίβλεψιν τών πασης φυσεω 
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μηχανολογικών εγκαταστάσεων τοϋ ίδρυθέντος πρατηρίου 
τοϋ ύπό τοϋ Α.Ν. 2326/40, «περί Ταμείου Συντάξεων Μη¬ 
χανικών καί Εργοληπτών Δημοσίων “Εργων» καί Ν.546/43, 
«περί τών εσόδων της περιουσίας τοϋ Εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου» όριζομένου ποσοστού είς δύο επί τοΐς εκατόν 
(2 %) ύπέρ τοϋ Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών καί Εργο¬ 
ληπτών Δημοσίων "Εργων (ΤΣΜΕΔΕ) καί ένα έπί τοΐς 
εκατόν (1 %) υπέρ τοϋ Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 
(ΕΜΠ) καί 

ββ) Έπί τοϋ προϋπολογισμού της κατά την προηγουμέ- 
νην υποπεριπτιοσιν δαπάνης τών μηχανολογικών εγκατα¬ 
στάσεων ποσοστού ενός έπί τοΐς χιλίοις (Ιο/οο) ύπέρ τοϋ 
ΤΣΜΕΔΕ καί ήμίσεος της μονάδος επί τοΐς χιλίοις 
(0,50 ο/οο), ύπέρ τοϋ ΕΜΠ. 

γ) Άποδεικτικοϋ προκαταβληθέντος είς δημόσιον τα- 
μειον φόρου έπί της αμοιβής τοϋ κατά τά ανωτέρω διπλω¬ 
ματούχου μηχανικού ή ύπομηχανικοΰ διά την μελέτην τών 
έγκαταστάσεων τοϋ πρατηρίου. 

Αρμόδιοι διά την κατά την παρούσαν παράγραφον θεώ- 
ρησιν τών σχετικών πινακιδίων άμοιβής τών μηχανικών 
ώς καί διά την έκδοσιν τών σχετικών έντολών καταβολής 
κρατήσεων ύπέρ τοϋ δημοσίου ή ύπέρ τρίτων είναι διά μέν 
την περιοχήν τοϋ Νομού Αττικής, τό ΤΕΕ, διά δέ τάς λοι- 
πας περιοχάς αί διευθύνσεις τεχνικών ύπηρεσιών τών νομών, 
οπού δέν ύφίστανται παραρτήματα τοϋ ΤΕΕ. 

6. Επιτρέπεται ή διά τής αύτής άποφάσεως χορήγησις 
άδειας ίδρύσεοας πρατηρίου, έφοδιασμένου διά πλειόνιον τής 
μιας αντλιών ή τοιούτου περιλαμβάνοντος πλυντήριον-λιπαν- 
τήριον. 

ι . ΤΙ άδεια ίδρύσειος, μετά π/ήρους σειράς έγκεκριμέ- 
νων σχεδιαγραμμάτων κοινοποιείται άπαραιτήτως είς τό 
αρμόδιον διά τήν χορήγησιν τής άδειας οικοδομικής πολεο- 
δομικόν γραφεΐον, είς τον ένδιαφερόμενον καί είς τήν άρμο- 
δίαν διά τήν οδόν ύπηρεσίαν τοϋ Υπουργείου Δημοσίων 
“Εργων. Επίσης ή άδεια ίδρύσεως κοινοποιείται καί είς τήν 
οίκείαν αστυνομικήν αρχήν. 

,8. 'Η άδ εια ίδρύσεως είναι διάρκειας ένός έτους, δυνα- 
μενη νά παραταθή έπί έν είσέτι έτος, έφ’ όσον ύποβληθή 
σχετική αΐτησις προ τής λήξεως αύτής καί διαπιστωθή 
οτι δέν έπερατώθησαν αί έργασίαι κατασκευής τής οικοδο¬ 
μής ή διαμορφώσεως τοϋ προ τοϋ πρατηρίου χώρου. Είς 
έξαιρετικάς περιπτώσεις δύναται νά παρέχεται τριών (3) 
μηνών τό πολύ προθεσμία, μετά τήν λήξιν τής παρατάσεως, 
διά τήν συμπλήρωσιν τυχόν γενομένων παραλείψεων τής 
έγκαταστάσεως τοϋ πρατηρίου. Αΐτησις παρατάσεως τής 
άδειας ίδρύσεως ύποβαλλομένη μετά τήν λήξιν αύτής ή τής 
παοατάσεώς της θεωρείται ώς νέα αϊτησις διά τήν έξ ύπαρ- 
χής έρευναν χορηγήσεως άδειας ίδρύσεως, ύποβαλλομένων 
όλιον τών δικαιολογητικών τά όποια προβλέπονται ύπό τοϋ 
παρόντος άρθρου, έκτός τών άναφερομένων είς τάς περιπτ. 
γ καί δ' τής παρ. 4 καί α', β', γ' τής παρ. 5 τοϋ παρόντος 
άρθρου διά τάς περιπτώσεις καθ’ άς άπασα ή εγκατάσταση 
δέν μεταβάλλεται καί τά έπανυποβαλλόμενα σχεδιαγράμ¬ 
ματα υπογράφονται ύπό τοϋ ίδιου μηχανικού. 

"ΑρΟρον 18. 

Διαδικασία χορηγήσεως άδειών λειτουργίας. 

1. Διά τήν χορήγησιν άδειας λειτουργίας πρατηρίιον, 
προ τής λήξεως τής ισχύος τής άδειας ίδρύσεως αύτοΰ, 
υποβάλλονται είς τήν άρμοδίαν ύπηρεσίαν τά κάτωθι δι~ 
καιολογητικά : 

α) Λίτησις τοϋ ύπέρ ου έξεδόθη ή άδεια ίδρύσειος τοϋ 
πρατηρίου. 

β) ) πεύθυνος δήλωοις τοϋ αίτοΰντος συντασσομένη συμ¬ 
φώνους προς τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 105/69, ότι ούτος δέν 
είναι κάτοχος αδειας λειτουργίας ετέρου πρατηρίου ή ιδα¬ 
νικών μεριδίων καθ’ άπασαν τήν έπικράτειαν καί ότι δέν 
κατεδικασθη κατα την τελευταίαν πενταετίαν διά νοθείαν 
καυσίμων. 

’ δηλωσις τοϋ έπιβλέψαντος, κατά νόμον τήν 

εκτελεσιν τών μηχανολογικών καί ήλεκτρολογικών έγκα- 


ταστάσειον, ώς καί τών έργασιών διαμορφώσεως καί κατα¬ 
σκευής τοϋ πρατηρίου κατά νόμον μηχανικού ή ύπομηχα- 
νικού συμφώνως προς τάς διατάξει ςτοΰ Ν.Δ. 105/69, έν τή 
οποία δηλούται ότι άπασαι αί έγκαταστάσεις έξετελέσθησαν 
συμφούνως προς τά έγκριθέντα σχεδιαγράμματα, τηρηθέν- 
των κατά τήν έκτέλεσιν τών όρων τών περιεχομένου έν τή 
άδεια ίδρύσεως καί τώ παρόντι. 

δ) Βεβαίωσις τής αρμόδιας διά τήν οδόν ύπηρεσίας, τού 
Υπουργείου Δημοσίων Έργων ή τής οικείας νομαρχίας, 
κατά περίπτωσιν, ότι ή κυκλοφοριακή σύνδεσις τοϋ πρατη¬ 
ρίου μετά τών οδών έξετελέσθη καλώς καί έλήφθη πρόνοια 
άποχετεύσεως τών ύδάτων τού χώρου αύτοΰ. 

2. Είς περίπτωσιν μεταβιβάσεως ή μισθώσεως ή καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον παραχωρήσειυς τής έκμεταλλεύσεως 
πρατηρίου τίνος, τυχόντος άδειας ίδρύσεως, ή άδεια λειτουρ¬ 
γίας χορηγείται έπ’ ένόματι τού είς δν παραχωρεΐται ή 
έκμετάλλευσις έπί τή δι’ αίτήσεώς του, ύποβολή τών κατά 
τάς περιπτώσεις β', γ, καί δ' τής προηγουμένης παρα¬ 
γράφου δικαιολογητικών ώς καί τών άκολούθων συμπληριο- 
ματικών τοιούτων : 

α) Γραμματίου καταθέσεως είς δημόσιον ταμεϊον τοϋ 
προβλεπομένου ύπό τής παρ. 4 τοϋ προηγουμένου άρθρου. 

β) Υπευθύνου δηλώσεως τοϋ αίτοΰντος τήν άδειαν λει¬ 
τουργίας, συντασσομένης κατά τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 105/ 
69, ότι δέν κατεδικάσθη έπί λιποταξία ή άνυποταξία καί 
ότι δέν ύπόκειται είς τάς ύπό τών άρθρων 32 καί 83 τοϋ 
Ν.Δ. 720/70, ώς ούτος έκάστοτε ισχύει άπαγγελλομένας στε¬ 
ρήσεις καί άνικανότητας. 

γ) Υπευθύνου δηλώσεως, κατά τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 105/ 
69, τοϋ αίτοΰντος, ότι έχει νόμιμον δικαίοψα έκμεταλλεύ¬ 
σεως τοϋ πρατηρίου. 

δ) ’Επίδειξις έκλογικοϋ βιβλιαρίου ή ύποβολή βεβαιώ- 
σε<ος περί καταθέσεως δικαιολογητικών διά τήν έκδοσιν 
τούτου. 

3. Μετά τήν ύποβολήν τών ώς άνιο δικαιολογητικών 
χορηγείται ή άδεια λειτουργίας άορίστου διαρκείας. 

4. Είς περίπτωσιν καθ’ ήν έλαβε χώραν μεταβολή τις 
τών στοιχείων τής έγκαταστάσειος τοϋ πρατηρίου, μετά 
τήν χορήγησιν τής άδειας λειτουργίας χορηγείται νέα άδεια 
λειτουργίας, ύπό τήν προϋπόθεσιν έγκρίσεως τών νέων άπαι- 
τητών κατά περίπτωσιν σχεδίων, τά όποια δέον νά ύπο- 
βληθοΰν είς τήν άρμοδίαν ύπηρεσίαν Συγκοινο^νιών δι’ αίτή- 
σεως τοϋ ένδιαφερομένου, έντός εύλογου προθεσμίας άπό 
τής έπελθούσης μεταβολής τής έγκαταστάσεως τού πρα¬ 
τηρίου. 

Τά νέα σχέδια συνοδεύονται ύπό τής άπαραιτήτου τεχνι¬ 
κής έκθέσεο:>ς τής έπελθούσης μεταβολής, ώς καί τυχόν 
άπαιτητών κατά περίπτωσιν παραβολών καί προϋπολογι¬ 
σμού. 

5. Έφ’ όσον ήθελον προκόψει στοιχεία συνιστώντα άδυ- 
ναμίαν περαιτέρο) λειτουργίας τοϋ πρατηρίου, έκ λόγων 
άναφερομένων είς τάς έν τώ μεταξύ τυχόν δημιουργηθείσας 
κυκλοφοριακάς καί λοιπάς συνθήκας, δύναται ή Διοίκησις 
νά άπαγορεύση τήν συνέχιση τής λειτουργίας τοϋ πρατηρίου 

6. Ή χορηγουμένη άδεια λειτουργίας ούδέν δημιουργεί 
δικαίωμα ύπέρ ού αότη ή ύπέρ τρίτου, ούδέ τυχόν διά τό 
πρατήριον, δύναται δέ, έφ’ όσον διαπιστωθή οποτεδήποτε 
οτι έπαυσαν ύφιστάμεναι αί προϋποθέσεις ύφ’ άς έχορηγήθη, 
νά άφαιρεθή προσα>ρινώς ή όριστικώς δι’ ήτιολογημένης 
ειδικής άποφάσεως τής χορηγησάσης ταύτην άρχής. 

“ΑρΟρον 19. 

Αλλαγή δικαιούχων άδειας λειτουργίας. 

Είς περίπτωσιν παραχο>ρήσεως τής χρήσεως ή τής έκ¬ 
μεταλλεύσεως, έν δλω ή έν μέρει, νομίμως κατά τάς δια¬ 
τάξεις τοϋ παρόντος λειτουργοΰντος πρατηρίου είς τρίτον 
προσωπον, ή νέα άδεια λειτουργίας τής έγκαταστάσεως, 
έπ’ όνόματι τού τρίτου τούτου προσώπου, έκδίδεται τή 
ύποβολή τών κάτωθι δικαιολογητικών : 
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α) Αίτήσεως του νέου έκμεταλλευτοΰ τοΰ πρατηρίου. 

β) ' Υπευθύνου δηλώσεως του νέου έκμεταλλευτοΰ, συν- 
τασσόμενη συμφώνως προς τάς διατάξεις του Ν.Δ. 105/69, 
κατά τά έν τη περ. ε’ της παρ. 1 τοΰ άρθρου 17 τοΰ παρόντος 
λεπτομερώς οριζόμενα καί ότι ούδεμία αλλαγή τοΰ πρατη¬ 
ρίου έπήλθεν. 

γ) Γραμματίου καταθέσεως εις δημόσιον ταμεΐον δρα¬ 
χμών πεντακοσίων (500) δι’ έκάστην μόνιμον άντλίαν, δρα¬ 
χμών τριακοσίων (300) δι’ έκάστην φορητήν άτλίαν καί 
δραχμών πεντακοσίων (500) δι’ έκαστον πλυντηριον - λι- 
παντήριον. 

δ) 'Υπευθύνου δηλώσεως τοΰ αίτοΰντος, συντασσομένης 
κατά τάς διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 105/69, 8τι έχει δικαίωμα έκμε- 
ταλλεύσεως τοΰ πρατηρίου καί 6τι οδτος δέν είναι κάτοχος 
άδειας λειτουργίας ετέρου πρατηρίου ή ιδανικών μεριδίων 
καθ’ άπασαν τήν Επικράτειαν. 

ε) Έπίδειξις εκλογικού βιβλιαρίου ή υποβολή βεβαιώσεως 
περί καταθέσεως δικαιολογητικών διά τήν έκδοσιν τούτου. 

’Άρθρον 20. 

Επιθεωρήσεις πρατηρίων. 

Αΐ εγκαταστάσεις τών πρατηρίων ύπόκεινται είς έπι- 
θεώρησιν ύπό τών αρμοδίων περιφερειακών ύπηρεσιών, πρός 
διαπίστωσιν της καλής καί συμφώνως πρός τούς όρους τοΰ 
παρόντος λειτουργίας των. Αί επιθεωρήσεις αύται λαμβά¬ 
νουν χώραν κατά τήν κρίσιν της άρμοδίας περιφερειακής- 
ύπηρεσίας καί είς χρόνον μή δυνάμενον νά ύπερβή τήν δεκαε¬ 
τίαν άπό τής προηγούμενης έπιθεωρήσεο>ς. 

’Άρθρον 21. 

Άμφισβήτησις δικαιώματος χρησιμοποιήσεως τοΰ ακινήτου 
ή έκμεταλλεύσεως τοΰ πρατηρίου. 

1. Είς περιπτώσεις άμφισβητήσειος τοΰ δικαιούματος χρη- 
σιμοποιήσεως τοΰ ακινήτου : 

α) Προ της χορηγήσεως τής άδειας ΐδρύσεως, άναστέλλε- 
ται ή χαρήγησις ταύτης μέχρι προσκομίσεως τελεσιδίκου 
εκτελεστής δικαστικής άποφάσεως έπιλυούσης τήν διαφοράν 
ή υπευθύνου δηλώσεως κατά τάς διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 105/ 
69 τών άμφισβητούντων τό δικαίωμα, περί άναγνωρίσεως 
τοΰ σχετικού δικαιώματος τών αίτούντοιν. 

β) Μετά τήν χορήγησιν τής άδειας ΐδρύσεως τό αίτημα 
προωθείται μέχρι τοΰ τελικοΰ σταδίου (μέχρι τής χορηγή¬ 
σεως άδειας λειτουργίας) επ’ όνόματι τοΰ τυχόντος τής 
άδειας ΐδρύσεως ή τοΰ ύπ’ αύτοΰ υποδεικνυόμενου. 

2. Είς περιπτώσεις άμφισβητήσεως τοΰ δικαιώματος έκ¬ 
μεταλλεύσεως τοΰ πρατηρίου δέν ανακαλείται ή χορηγη- 
θεΐσα άδεια λειτουργίας μέχρι προσκομίσεως τελεσιδίκου 
εκτελεστής δικαστικής άποφάσεως. 

Άρθρον 22. 

Πρατήρια ιδιωτικής χρήσεως. 

1. 'Ως ιδιωτικής χρήσειυς πρατήρια, χαρακτηρίζονται 
έν γένει τά πρός έξυπηρέτησιν οχημάτων άνηκόντων είς τήν 
περί ής έξεδόθη ή άδεια λειτουργίας άτομικήν ή μή έπιχεί- 
ρητιν ή νομικόν πρότυπον δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 
Τά έν λόγω πρατήρια ιδρύονται έντός τοΰ ιδιοκτήτου ή μεμι- 
σθωμένου χώρου (περιβόλου) τών εγκαταστάσεων τών ώς 
άνω επιχειρήσεων. 

2. 'Η έγκατάστασις τών ιδιωτικής χρήσεως πρατηρίων 
πληρούν μόνον τούς έν άρθροις 5 παρ. 2 περίπτ. β., ε, παρ. 
3 περίπτ. γ', ε', 6 παρ. 3, 10,11,12 καί 14 άναφερομένους 
είς θέματα ασφαλείας όρους τοΰ παρόντος, τών σχετικών 
αδειών χορηγουμένων τή υποβολή είς τήν άρμοδίαν υπηρεσίαν 
απάντων τών έν άρθροις 17, 18 καί 19 απαιτητών, κατά 
περίπτωσιν, δικαιολογητικών έκτός άν δι’ ειδικών διατάξεων 
άλλως όρίζεται, πλήν τής προβλεπομένης ύπό τών ανωτέρω 
άρθρων υπευθύνου δηλώσεως ότι δέν κατεδικάσθη έπί λιπο¬ 
ταξία ή ανυποταξία καί ότι δέν ύπόκειται είς τάς ύπό τών 
άρθρων 82 καί 83 τοΰ Ν.Δ. 720/1970 περιορισμούς καί ότι 


δέν κατεδικάσθη κατά τήν τελευταίαν πενταετίαν διά νοθείαν 
καυσίμων. 

3. Είς τόν χώρον τών πρατηρίων τής κατηγορίας ταύτης, 
καί είς εμφανές σημεΐον θά ύφίσταται, έπί ποινή προσωρι¬ 
νής ή οριστικής άνακλήσεως τής άδειας λειτουργίας, πινα- 
κίς, διαστάσεων τουλάχιστον 1.00X0,50 μ. καί έπί τής 
οποίας θά αναγράφεται ή ένδειξις : «ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΙΔΙΩ¬ 
ΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΓΠΗΡΕ- 

ΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ . (άναγρά- 

φεται ή έπιχείρησις) ΚΑΙ ΜΟΝΌΝ». 

’Άρθρον 23. 

Πρατήρια ίδρυθέντα κατά τό παρελθόν. 

1. Αιτήσεις διά τήν ίδρυσιν πρατηρίου ύποβληθεΐσαι 
μέχρι τής 2 Ιανουάριου 1981 προωθούνται μέχρι τοΰ τελι¬ 
κού σταδίου (έκδοσις άδείας λειτουργίας απεριορίστου 
ισχύος) συμφώνως πρός τάς προϊσχυσάσας διατάξεις. Αι¬ 
τήσεις ύποβληθεΐσαι μετά τήν 2 Ίανουαρίου 1981 θά εξε¬ 
τάζονται μέ τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Π. Δ/τος. 

2. Πρατήρια ίδρυθέντα βάσει τών άποφάσεων τοΰ Υ¬ 
πουργού Συγκοινωνιών τής ύπ’ άριθ. ΣΤ. 204250/1967 
καί ΣΤ 175800/1968 καί τοΰ Β.Δ/τος 464/70 «περί όρων 
καί προϋποθέσεων έγκαταστάσεως καί λειτουργίας άντλιών 
καυσίμων πρό πρατηρίων, κειμένων έντός εγκεκριμένων 
σχεδίων πόλεων καί κωμών ή έντός κατωκημένων έν γένει 
περιοχών», δύνανται νά συνεχίσουν τήν λειτουργίαν των, ώς 
έχουν διαμορφο^θεΐ βάσει τών έγκεκριμένων ύπό τών αρμο¬ 
δίων ύπηρεσιών σχεδιαγραμμάτων. Μετά τήν λήξι? τής 
άδείας λειτουργίας τών πρατηρίων τών άνωτέρω κατηγο¬ 
ριών, χορηγείται νέα τοιαύτη άπεριορίστου διαρκείας τή 
υποβολή τών κάτωθι δικαιολογητικών : 

α) Αίτησις τοΰ ένδιαφερομένου. 

β) Γραμμάτιον καταθέσεως είς δημόσιον ταμεΐον δρα¬ 
χμών τριακοσίων (300) δι’ έκάστην μόνιμον άντλίαν, δρα¬ 
χμών έκατόν (ΙΟΟ)'δι’ έκάστην φορητήν καί δραχμών τρια- 
κοσίων (300) διά τό πλυντήριον-λιπαντήριον. 

γ) Υπεύθυνος δήλωσις τοΰ αίτοΰντος συντασσομένη 
συμφοόνως πρός τάς διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 105/69, ότι ούδεμία 
αλλαγή τοΰ πρατηρίου έπήλθεν καί ότι δέν κατεδικάσθη 
κατά τήν τελευταίαν πενταετίαν διά νοθείαν καυσίμων, ως 
καί έπί λιποταξία ή ανυποταξία καί ότι δέν ύπόκειται είς τάς 
ύπό τών άρθρων 82 καί 83 τοΰ Ν.Δ. 720/1970, ώς ούτος 
έκάστοτε ισχύει, έπαγγελλομένας στερήσεις και άνικανότη- 
τας. 

Είς τάς διατάξεις τής παρούσης παραγράφου υπάγονται 
καί τά πρατήρια τά ίδρυθέντα πρό τής ένάρξεως, ισχύος τής 
ΣΤ 204250/1967 άποφάσεως τοΰ Υπουργείου Συγκοινω¬ 
νιών καί τυχόντα νέας άδείας λειτουργίας κατόπιν προσαρμο¬ 
γής των βάσει τών διατάξεων τών άναφερομένων είς τήν 
παρούσαν παράγραφον. 

3. α) Δι’ άπαντα τά λειτουργοΰντα είτε βάσει άδείας 
ΐδρύσεως, εΐτε βάσει άδείας λειτουργίας πρατήρια ύγρών 
καυσίμιον πρό τής έκδόσεως τής ύπ’ άριθ. ΣΤ/204250/67 
άποφάσεο)ς τοΰ 'Τπουργοΰ Συγκοινωνιών καί μή έφοδια- 
σθέντα είσέτι διά νέας άδείας λειτουργίας (ώς προσαρμοζό- 
μενα ή μή προσαρμοζόμενα) μέχρις ένάρξεως τής ισχύος 
τοΰ παρόντος, υποβάλλονται είς τήν άρμοδίαν υπηρεσίαν, 
ύπό τών άδειούχων, έντός προθεσμίας όριζομένης ύπό τών 
κατά τόπους ύπηρεσιών συγκοινωνιών, διά τόν έφοδιασμόν 
τούτων δι’ άδείας λειτουργίας, τά κάτωθι δικαιολογητικά : 

αα) Λΐτησις. 

ββ) Γραμμάτιον καταθέσειος είς δημόσιον ταμεΐον δρα¬ 
χμών τριακοσίων (300), δι’ έκάστην νομίμως έγκατεστη- 
μένην μόνιμον άντλίαν καί δραχμών έκατόν (100 )δι’έκάστην 
φορητήν τοιαύτην. 

γγ) Υπεύθυνος δήλωσις κατά τάς διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 105/ 
69 είς ήν δηλοΰται ότι ό κάτοχος τής άδείας δέν κατεδικά¬ 
σθη έπί λιποταξία ή άνυποταξία καί ότι δέν ύπόκειται εις 
τάς ύπό τών άρθρων 82 καί 83 τοΰ Ν.Δ. 720/70, ως ουτος 
έκάστοτε ισχύει, έπαγγελλομένας στερήσεις καί ανίκανο- 
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τητας καί δτι δεν κατεδικάσθη κατά την τελευταίαν πενταε- 
ετίαν διά νοθείαν καυσίμων. 

β) Μετά την υποβολήν καί τον έλεγχον των κατά τήν 
προηγουμένην παράγραφον δικαιολογητικών διενεργεΐται αυ¬ 
τοψία υπό επιτροπής άποτελουμένης έξ : 

αα) ενός μηχανικού ή υπομηχανικού της οικείας υπηρε¬ 
σίας συγκοινωνιών ή εν ελλείψει τούτου ενός μηχανικού ή 
υπομηχανικού της διευθύνσεως τεχνικών υπηρεσιών τοΰ 
νομού, 

ββ) ενός μηχανικού ή υπομηχανικού τού οικείου πολεο- 
δομικού γραφείου, 

γγ) ενός εκπροσώπου τής οικείας όργανώσεως τών πρα- 
τηριούχων,^ 

γ) 'Η επιτροπή συγκροτείται δι’ άποφάσεως τού οι¬ 
κείου νομάρχου καί έχει ώς έ’ργον τήν γνωμοδότησιν επί 
τής δυνατότητος ή μή συνεχίσεως τής λειτουργίας τού πρα¬ 
τηρίου. Κατά τήν αυτοψίαν υπό τής επιτροπής εξετάζονται: 

αα) Έάν αί υφιστάμενα 1 , κυκλοφοριακαί συνθήκαι περί 
τήν θέσιν τού πρατηρίου επιτρέπουν τήν λειτουργίαν αύτοΰ 
άνευ σοβαρών δυσχερειών τής κυκλοφορίας τών οχημάτων 
καί πεζών εις τήν περί τής τό πρατήριον οδού. 'Η Επιτροπή 
αΰτη άποφαίνεται περί τής μή δυνατότητος τής συνεχίσεως 
τής λειτουργίας τοΰ πρατηρίου, μετά τήν στάθμιση τών 
πραγματικών δεδομένων καί με πλήρη αιτιολόγηση δτι ή 
συνέχιση τής λειτουργίας τού πρατηρίου θέτει σε κίνδυνο 
τήν ασφάλεια τόσον τοΰ πρατηρίου δσον καί τής κυκλοφο¬ 
ρίας στήν περιοχή αύτοΰ. Τά κυκλοφοριακά στοιχεία τής 
παρούσης περιπτώσεως τών περιοχών τά όποια κυρίως στα¬ 
θμίζονται προς τοΰτο είναι τά κάτωθι : 

ααα) Τό επιτρεπόμενου δριο ταχύτητος. 

βββ) 'Η ΰπαρξις ή μή άπαγορευτικής πινακίδος στα¬ 
θμεύσεων αύτοκινήτων εις τήν διερχομένην προ τοΰ πρατη¬ 
ρίου οδόν. 

γγγ) Τό πλάτος τής όδοΰ καί τοΰ πεζοδρομίου. 

δδδ) Ή διέλευσις ή μή πολλών λεωφορειακών γραμμών 
διά πυκνών δρομολογίων καί γενικώς ό κυκλοφοριακός φόρ¬ 
τος τής όδοΰ. 

εεε) Ή ύπάρχουσα όρατότης. 

στστστ) 'Η ΰπαρξις ή μή είς τό πρατήριον ιδιωτικού 
χώρου έκτος τοΰ πεζοδρομίου σταθμεύσεούς των προς άνε- 
φοδιασμόν αυτοκινήτων. 

ζζζ) 'Η ΰπαρξις μιας ή περισσοτέρων λωρίδων κυκλο¬ 
φορίας. 

ββ) Έάν πληροΰνται οι δροι τών άρθρων 5 παρ. 2 περίπτ. 
β' καί 6 παρ. 3 τοΰ παρόντος. 

γγ) Έάν πλησίον τοΰ πρατηρίου ύφίσταται εστία πυρός 
δημιουργούσα κινδύνους διά τήν λειτουργίαν αύτοΰ. 

δδ) 'Η δυνατότης διαμορφώσεως τοΰ χώρου τοΰ πρατη¬ 
ρίου συμφώνως προς τά εγκεκριμένα διά τοΰ παρόντος σχε¬ 
διαγράμματα. Είς άς περιπτώσεις τοΰτο καθίσταται δυνατόν 
ή επιτροπή υποδεικνύει τήν διαμόρφωσιν ώς άνω, εις τάς 
λοιπάς δέ περιπτώσεις τάς δυνατάς βελτιώσεις. 

'Η υποβολή νέοιν στοιχείων ώς σχεδιαγραμμάτων, τε¬ 
χνικών εκθέσεων, προϋπολογισμών αποδεικτικών καταθέ¬ 
σεων είναι υποχρεωτική εις περίπτωσιν καθ’ ήν τό πρα¬ 
τήριον, κατά τάς υποδείξεις τής επιτροπής, διαμορφοΰται 
προς τά εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα ή έπέρχονται είς 
τοΰτο βελτιώσεις. 

δ) Έφ’ όσον ή θέσις τοΰ πρατηρίου κριθή κατάλληλος, 
διά τήν συνέχισιν τής λειτουργίας τοΰ πρατηρίου, ειδοποιεί¬ 
ται ό ένδιαφερόμενος περί τούτου έγγράφως, τάσσεται δέ 
διά τοΰ εγγράφου τούτου εύλογος προθεσμία ύπό τών αρμο¬ 
δίων κατά τόπους υπηρεσιών συγκοινωνιών διά τήν διαμόρ- 
φωσιν η βελτίωσιν τοΰ χώρου τοΰ πρατηρίου καί τήν υποβο¬ 
λήν τών κατά τάς προηγουμένας περιπτώσεις άναφερομένων 
δικαιολογητικών, οπού απαιτείται τοιαύτη μετά τήν πραγμα¬ 
τοποίησή τών όποίο^ν χορηγείται άδεια λειτουργίας αορί¬ 
στου διάρκειας. 'Η άδεια αυτή τελεί ύπό τάς προϋποθέσεις 
τής παρ. 6 τοΰ άρθρου 18 τοΰ παρόντος. Πρατήρια μή προ- 
σαρμοζομενα, τά όποια έχουν τύχει άνανεώσεως άδείας λει¬ 
τουργίας μέ τάς προϋσχυσάσας διατάξεις μετά τήν λήξιν 


τής άδείας λειτουργίας των, εξετάζονται συμφώνως προς 
τάς διατάξεις τής παρ. 3 τοΰ παρόντος άρθρου. 

ε) Είς περίπτωσιν καθ’ ήν ή θέσις τοΰ πρατηρίου δέν 
κρίνεται ύπό τής επιτροπής κατάλληλος διά τήν συνέχισιν 
τής λειτουργίας τοΰ πρατηρίου, έκ τοΰ λόγου δτι δέν πλη- 
ροΰνται οί δροι οί άναφερόμενοι είς τήν παρ. 3 περίπτ. γ' 
ύποπερίπτ. ββ' τοΰ παρόντος άρθρου, ή άδεια αύτοΰ δέν 
άνανεοΰται καί έκδίδεται άπόφασις περί σψραγίσεως τής 
έγκαταστάσεως. 

στ) 'Η ώς άνω άδεια λειτουργίας τοΰ πρατηρίου χορηγεί¬ 
ται επ’ όνόματι τοΰ ή τών φερομένων ώς δικαιούχων είς τήν 
έν ισχύει τελευταίαν άδειαν. 'Η άδεια αύτή δύναται ώσαύτως 
νά χορηγηθή καί έπ’ όνόματι κληρονόμων ή ετέρων φυσικών 
προσώπων, ύπό τήν προϋπόθεσιν δπως είς τήν τελευταίαν 
ταύτην περίπτωσιν, τής άμετακλήτου άπό τής άδείας παραι- 
τήσεως τοΰ άδειούχου έκδηλουμένης κατά τάς διατάξεις τοΰ 

Ν.Δ. 105/69. 

ζ) Είς ήν περίπτωσιν ή Επιτροπή άποφαίνεται περί 
τής μή δυνατότητος συνεχίσεως τής λειτουργίας τοΰ πρα¬ 
τηρίου διά λόγους κυκλοφαριακούς ή γειτνιάσεως προς εσ¬ 
τίαν πυρός, ειδοποιείται προς τοΰτο δι’ εγγράφου επί άπο- 
δείξει, ό ένδιαφερόμενος. Εντός μηνός άπό τής έπιδόσεως 
τοΰ έν λόγω έγγραφου δύναται ό ένδιαφερόμενος νά ζητήση 
τήν έπανεξέτασιν τοΰ πρατηρίου αύτοΰ, δι’ αίτήσεως, ύπό 
δευτεροβαθμίου επιτροπής, ήτις συγκροτείται δι’ άποφάσεως 
τοΰ οικείου νομάρχου καί άποτελεΐται έκ τών κάτωθι : 

αα) τοΰ διευθυντοΰ τών τεχνικών ύπηρεσιών τοΰ νομού 
ή τοΰ νομίμου άναπληρωτοΰ αύτοΰ, 

ββ) τοΰ οικείου προϊσταμένου τής ύπηρεσίας συγκοινω¬ 
νιών τοΰ νομοΰ καί 

γγ) καί ενός εκπροσώπου τής οικείας όργανώσεως τών 
πρατη ριούχων. 

'Η επιτροπή διενεργεί έπιτόπιον αυτοψίαν καί μετ’ 
έκτίμησιν τών πραγματικών δεδομένων (πλάτους όδοΰ, 
πυκνότητος κυκλοφορίας, θέσις πρατηρίου), γνωμοδοτεΐ 
διά πλήρους καί ήτιολογημένης έκθέσεως περί τής δυνατό¬ 
τητος συνεχίσεως ή οΰ τής λειτουργίας τοΰ πρατηρίου. 

η) Άντικατάστασις τών άντλιών ή δεξαμενών τών πρα¬ 
τηρίων περί ών τό παρόν άρθρον κατά τον χρόνον ισχύος τής 
χορηγηθείσης άδείας λειτουργίας, έπιτρέπεται εντός τής 
κυρία έκτάσεως τοΰ χώρου τοΰ πρατηρίου. 'Ωσαύτως επι¬ 
τρέπεται είς πρατήρια πεζοδρομίου ή προσθήκη άντλιών 
ύπό τον όρον ότι δέν θά ύπερβαίνουν αδται τάς τρεις (3) 
συνολικώς, τής διδύμου λογιζομένης ώς διπλής. Είς περί- 
πτωσιν καθ’ ήν όφίσταται επαρκής ιδιωτικός χώρος στα- 
θμεύσεως έπιτρέπεται ή προσθήκη πλειόνοίν τών τριών 
άντλιών, έφ’ όσον, κατά τήν κρίσιν τής ύπηρεσίας επιτρέ¬ 
πουν ταύτην αί κυκλοφοριακαί συνθήκαι. 

’Άρθρον 24. 

Παλαιά πρατήρια ών άνεκλήθη ή άδεια. 

1. Πρατήρια μή προσαρμοζόμενα κατά τάς προϊσχυσά- 
σας διατάξεις τών οποίων άνεκλήθη ή άδεια ίδρύσεως ή 
λειτουργίας διά κυκλοφοριακούς λόγους καί διά τά όποια 
δέν έχει πραγματοποιηθή ή σφράγισίς των ή έχει πραγματο¬ 
ποιηθεί ή σφράγισίς των άπό τής 1ης Ίανουαρίου 1978 καί 
έντεΰθεν, έπανεξετάζονται συμφώνως πρός τάς διατάξεις 
τοΰ άρθρου 23 τοΰ παρόντος. 

2. Πρατήρια, μή προσαρμοζόμενα κατά τάς προϊσχυσά- 
σας διατάξεις τών όποιων άνεκλήθη ή άδεια λειτουργίας ή 
έσφραγίσθησαν έκ τοΰ λόγου ότι δέν ήτο δυνατή ή διατήρη- 
σις τής άδείας λειτουργίας έπ’ όνόματι τοΰ άδειούχου, δύ- 
ναται νά έπαναλειτουργήσουν έπ’ όνόματι ετέρου προσώπου, 
τηρουμένης τής διαδικασίας τοΰ άρθρου 23 τοΰ παρόντος. 

’Άρθρον 25. 

Επαναλειτουργία σφραγισθέντουν πρατηρίων. 

Είς πρατηριούχους, τών οποίων τά πρατήρια έσφραγί¬ 
σθησαν ή πρόκειται νά σφραγισθοΰν διά λόγους άνεξαρτή- 
τους τής θελήσεως αυτών, δύναται νά έπιτραπεΐ κατ’ εξαί¬ 
ρεση ή ίδρυση καί λειτουργία νέου πρατηρίου είς περιοχήν 
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του αύτοΰ δήμου ή κοινότητος ή οικισμού ή κατωκημένης 
περιοχής, τηρουμένων των διατάξεων τοΰ παρόντος, πλήν 
των διατάξεων του άρθρου 5 (παρ. 2 περίπτ. δ') αΕ όποϊαι 
άφοροϋν την άπαιτόυμένην άπόστασιν ύπό ετέρου νομίμως ’ 
Εδρυθέντος ή υπό ίδρυσιν πρατηρίου. Εις την περίπτωσιν 
ταύτην επιτρέπεται ή ίδρυσις τοϋ νέου πρατηρίου έφ’ όσον 
τά πλησιέστερα σημεία εισόδου ή εξόδου αΰτοϋ, υπό ετέρου 
νομίμως Εδρυθέντος ή ύπό ίδρυσιν έπΐ τής αυτής πλευράς 
τής όδοϋ άπέχουν άπόστασιν μετρουμένην παραλλήλως 
πρός τον άξονα τής πρύ αυτών όδοϋ Εσην ή μεγαλυτέραν των 
πεντήκοντα (50) μέτρων. 

Άρθρον 26. 

Εγκαταστάσεις έναποθηκεύσεως εκρηκτικών ή 
εύφλέκτων ύλών. 

1. Απαγορεύεται ή ίδρυσις καί ή λειτουργία εγκαταστά¬ 
σεων εντός τών όποίων λαμβάνει χώρα χρήσις φλογός ή 
έναποθήκευσις εκρηκτικών ή εύφλέκτων ύλών, ευρισκομένων 
είς άπόστασιν μικροτέραν τής προβλεπομένης ύπό τών δια¬ 
τάξεων τής παρ. 3 περίπτ. ε' καί παρ. 2 περίπτ. β' τοϋ άρ¬ 
θρου 5 τοϋ παρόντος. 

2. Εις περίπτωσιν ύπάρξεως τοιούτων εγκαταστάσεων 
είς άπόστασιν μικροτέραν τών προβλεπομένων ύπό τοϋ 
παρόντος άπό έγκατάστασιν λειτουργοΰντος ή ύπό ίδρυσιν 
πρατηρίου, διατάσσεται ή διακοπή λειτουργίας τής έγκατα- 
στάσεως ταύτης ή οποία Εδρύθη μεταγενεστέρως. 

’Άρθρον 27. 

Πρατήρια λειτουργοϋντα μετά την ΐσχύν τής 
204250/1970 άποφάσεως. 

Πρατήρια Εδρυθέντα καί λειτουργοϋντα μετά την Ιναρξιν 
ισχύος τής ύπ’ άριθ. Στ.204250/1970 κανονιστικής άποφά¬ 
σεως τοϋ 'Υπουργείου Συγκοινωνιών ή Εδρυθησόμενα μέ τάς 
διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος και διά τά όποια έπαυσαν 
ύφίστάμεναι αΕ προϋποθέσεις αΕ άναφερόμεναι είς τά γεωμε¬ 
τρικά μεγέθη τών έγκεκριμένων σχεδιαγραμμάτων διαμορ- 
φώσεοός των, διά λόγους άνεξαρτήτους τής θελήσεως τών 


' ιδιοκτητών αυτών (π.χ. διαπλάτονεις οδών, μείωσις πλάτους 
««ζοδρομίου κλπ.) ·8ά εξετάζονται σύμφωνα μέ τάς διατά¬ 
ξεις τής παραγράφου 3 τοΰ άρθρου 23 τοΰ παρόντος Π. Δ/τος. 

’Άρθρον 28. 

Καταργούμεναι διατάξεις. 

Άπό τής Ινάρξεως τής ισχύος τοΰ παρόντος καταργεΐται 
τόΒ.Δ/γμα 464/70, ώς τοΰτο έτροποποιήθη καί συνεπληρώ- 
θη μεταγενεστέρως διά τών : 

α) Β.Δ/τος 831/70 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώ- 
σεως διατάξεων τινών τοΰ ύπ’ άριθ. 464/70 Β.Δ/τος, «περί 
όρων καί προϋποθέσεων έγκαταστάσεως καί λειτουργίας 
άντλιών καυσίμων, πρό πρατηρίων κειμένων εντός έγκεκρι¬ 
μένων σχεδίων πόλεων καί κωμών ή εντός κατωκημένων έν 
γένει περιοχών». 

β) Β.Δ/τος 547/71, «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώ- 
σεως διατάξεων τινών τοΰ Β.Δ/τος ύπ’ άριθ. 464/70 «περί 
όρων καί προϋποθέσεων κλπ.» 

γ) Β,Δ/τος 661/71, «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώ- 
σεως διατάξεων τινών τοΰ ύπ’ άριθ. 831/70 Β.Δ/τος, «περί 
τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων τινών τοΰ 
ύπ’ άριθ. 464/70 Β.Δ. κλπ.» καί 

δ) Β.Δ/τος 324/73, «περί τροποποιήσεως διατάξεωντι- 
νών τοΰ Β.Δ/τος 464/70, «περί όρων καί προϋποθέσεων κλπ.». 

Εις τόν ' Υπουργόν Συγκοινωνιών άναθέτομεν την δημο- 
σίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ παρόντος Διατάγματος. 

Έν ’Λθήναις τή 29 Σεπτεμβρίου 1981 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟ! 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΟΝ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ ΤΖΑΝΝΗΧ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΧ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΧ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ: 


Ή έτήσια συνδρομή της Εφημερίδας της Κυβερνήσεοος, ή τιμή των φύλλων της πού πωλαΟντοα τμηματικά 
καί τά τέλη δημοσιεύσεων στήν Εφημερίδα της Κυ^ερνήσκος, καθορίσ&ηκαν άπό 1 Μανουαρίου 1981 ώς άκολούθοος: 


Α' ΕΤΗΣΙΕΣ 

1. Γιά τό ΤεΰχοςΑ' . Δραχ. 12500 

2. » » * Β' . » 3.000 

3. * » » Γ . » 1.000 

4. » » » Δ' . » 2.500 

5. » » » Νομικών Προσώπων Δ.Δ. κλπ. » 1.000 

6. » » » Άν. Είδ. Δικαστηρίου. » 200 

7. » » » Παράρτημα . » 600 

8. » » » Ανωνύμων Εταιρειών κ.λπ. . » /.000 

9. » » Δελτίο "Εμπορικής καί Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας . » 600 

10. Γιά άλα τά τεύχη καί τό Δ.Ε.Β.Ι. » 15.000 

Οί Δήμοι καί οί Κοινότητες τοϋ Κράτους κατα¬ 
βάλλουν τό 1/2 των άνωτέρω συνδρομών. 

Β'. ΤΙΜΗ 


ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

Ύττέρ τοϋ Ταμείου Άλληλοβοηθείας Προσ ωττι- 
κοϋ τοϋ "Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) άνα- 


λογοϋν τά έξής ποσά: 

1. Γιά τό Τεύχος Α' . Δραχ. 75 

2. » » » Β' . » 150 

3. » » > Γ' . » 50 

4. » » » Δ' . » 125 

5. » » » Νομικών Προσώπων Δ.Δ. κΛπ. » 50 

6. » » » Άν. Εϊδ. Δικαστηρίου. » 10 

7. » » » Παράρτημα . » 30 

8. » » » Ανωνύμων Εταιρειών κλπ. . » 350 

9. » » Δελτίο Έμπ. καί Βιομ. Ιδιοκτησίας . » 30 

10. Γιά όλα τά τεύχη . » 750 

ΦΥΛΛΩΝ 


Υι τιμή πωλήσβως κάθε φύλλου, μέχρις 8 σλ., είναι 7 δρχ., άπό 9 Λς 24 σελ. 14 δρχ., άπό 25 ώς 48 σελ. 20 δρχ., άπό 49 ώς 80 σελ. 
40 δρχ., άπό 81 σελ. καί άνω ή τιμή πωλήσβως κάθε φύλλου προσαυξάνεται κατά 40 δρχ. άνά 80 σελίδες. 

Γ. ΤΙΜΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 


Ή τιμή διαθέσεως ατό κοινό των έκδιδομένων άπό τό Εθνικό Τυπογραφείο φωτοαντιγράφων τών διαφόρων φύλλων τής Έφημερίδοτς 

τής Κυβερνήσεως καθορίζεται σέ τρεις (3) δραχμές κατά σελίδα. 

Δ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

I. 


ΙΛύ τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών καί 
Ίπφηων Περ «ορισμένης Εύθύνης: 

λ Ανωνύμων Εταιρειών: 

1. Τών καταστατι κ ών .Δρχ. 

2. Τών άποφάσεων «περί συγχωνεύσεως άνωνύμων 

ίταφειώ» . » 

3. Τών κωδικοποιήσεων τών καταστατικών (ΦΕΚ 

309167, τ. Β') . » 

■4. Τών τροποποιήσεων τών καταστατ ι κών. » 

μ. Τών Ισολογισμών κάθε χρήσεως. » 

σ. Τών ύτιουργτκών άποφάσεων «περί παροχής 
σοείας έποσάσεως τών έργασιών Ασφαλιστικών 
Εταιρειών», τών έκθέσεων «τμήσεως περιουσιακών 
στοιχείων καί τών άποφάσεων τοϋ Δ.Σ. τοϋ ΕΛΤΑ, 
μέ ιίς όποιες έγκρίνονται καί δημοσιεύονται οί κανο¬ 
νισμοί αύτοϋ . » 

?. Τών άποφάσεων «περί έγκαταστάσεως ύποκα- 
Γοστήματος, διορισμού γενικού πράκτορας καί παρο¬ 
χής πληρεξουσίάιητος πρός άντπτροσώπευσιν έν 
Έλλάδι άλλοδοσιών Εταιρειών» καί τών άποφάσεων 
«περί μεταβιβάσεως τοϋ χαρτοφυλακίου Ασφαλιστι¬ 
κών Εταιρειών κατά τό άρθρο 59 παρ. 1 τοϋ Ν.Δ. 
400/70» . » 
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10. Τών άποφάσεων τής έπττρσπής τοϋ Χρηματι¬ 
στηρίου «περί εισαγωγής γρεωγράφων είς τό χρη- 
μαηστήριον πρός διαπραγμάτευσην, συμφώνως πρός 

τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 2 πορ. 3 Α.Ν. 148/1967» Δρχ. 2.000 

11. Τών άποφάσεων τής έπιτροπής κεφαλαιαγο¬ 
ράς «περί διαγραφής χρεωγράφων έκ τοϋ χρηματι¬ 
στηρίου, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 2 

παρ. 4 Α.Ν. 148/67» . » 2.000 

12. Τών άποφάσεων «περί έγκρίσεως τιμολογίων 

τών Ασφαλιστικών Εταιρειών» . » ζΜϋ 

Β' Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης: 

1. Τών κατ αστα τ ι κών .. Δρχ. 2.000 

2. Τών κωδικοποιήσεων τών κα τ αστ ατ ικών .... » 2.000 

3. Τών Ισολογισμών κάθε χρήσεως. » 2.500 

4. Τών έκθέσεων έκτιμήσεως περιουσιακών στοι¬ 
χείων . » 2.υθθ 

5. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών (γιά 

κάθε συμβολαιογραφική πράξη) . » Α)0 

6. Τών άνακοινώσεων μέ συμβολαιογραφική πράξη » 300 

7. Τών άνακοινώσεων μέ άπόφαση τής Γ.Σ. ... » βυΟ 

8. Τών προσκλήσεων σέ γενικές συνελεύσεις .... » 600 

Γ' "Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών- 

"Αλληλασφαλιστικών Ταμείων καί Φι¬ 
λανθρωπικών Σωματείων: 

1. Τών ύπουργικών άποφάσεων «περί χορηγήσεως 

άδείας λειτουργίας Άλληλασφαλιστικών Συνεταιρι¬ 
σμών - Άλληλασφαλιστικών Ταμείων» . > 2.000 

2. Τών Ισολογισμών τών άνωτέρω Συνεταιρισμών, 

Ταμείων καί Σωματείων. » 2ΦθΟ 

Δ' Τών διχαστικών πράξεων:. Δρχ. 800 

Π. Στό Τέταρτο τεύχος: 

Τών δικαστικών πράξεων γιά παρακατάθεση άπο- 
ζημιώσεως. » 300 


Κ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ. 


1. ΟΙ συνδρομές τοϋ έσωτερικαϋ καί τά τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται στά Δημόσια Ταμεία έναντι άποδεικτικοΰ είσπράξεως, 
το άποϊο φροντίζει 6 ένδιαφφόμενος νά τό στείλει στή Γενική Δ/νση τοϋ Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΟΙ συνδρομές τοϋ έξωτερικοΰ είναι δυνατό νά στέλνονται καί σέ άνάλογο συνάλλαγμα μέ έπιταγή έιΓ όνόμοττι -τοϋ Διευθυντή τών 
Διοικητικών καί Οικονομικών Υποθέσεων τοϋ "Εθνικού Τυπογραφείου. 

3. Τό ΰπέρ τοϋ ΤΑΠΕΤ ποσοστό έπί τών άνωτέρω συνδρομών καί τελών δημοσιεύσεων καταβάλλεται ώς έξής: 

«) στήν "Αθήνα: στό Ταμείο τού ΤΑΠΕΤ (Κ ατάσ τημα "Εθνικού Τυπογραφείου), 

β) στίς ύπάλοιπες πόλεις τού Κράτους: στά Δημόσια Ταμεία καί άποδίδέται στό ΤΑΠΕΤ σύμφωνα μέ τίς 192378/3639/1947(ΚΟΝΕΟ 
185) κα. 178048/5321/31.7.65 (ΚΟΝΕΟ 139) έγκύκλιες δκηαγές τού Γ.Λ.Κ., 

γ) στίς περιπτώσεις συνδρομών έξωτερκοΰ. &ιοη> ή άποοτολή τσυ> γίνεται μέ έιπταγές μαζί μ' ^υτες στέλνεται καί τό ύπέρ τού ΤΑΠΕΤ 
ποσοστά. 

Ο Γενικός Διευθυντής 

αλαΝ ΠΑΝ. ΔΙΕ&ΙΘΠΟΙμΜίε; 


κΗΟ ΓΟ £ΘΝΙΚΟ ΓΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 





































